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LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI 


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n.660. 


Regolamento per l’attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove 
caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l’art. 4 e l’allegato C; 
Vista la direttiva 92/42/CEE, del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di 
rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi; 
Visto l’art. 12 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993; 


Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 15 novembre 1996, recante attuazione 
della direttiva 90/396/CEE in materia di apparecchi a gas; 


Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile; 
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ed in particolare l’art. 4, comma 4; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 


EMANA: 
il seguente regolamento: 


ART. 1 
(Campo di applicazione) 


1. Nell'ambito delle azioni di promozione dell'efficienza energetica, il presente regolamento 
determina 1 requisiti di rendimento applicabili alle nuove caldaie ad acqua calda, 
alimentate con combustibili liquidi o gassosi, aventi una potenza nomunale pari o 
supenore a 4 kW e pari o inferiore a 400 kW, in appresso denominate "caldaie". 


ART. 2 
(Definizioni) 


1. Ai fini del presente regolamento s'intende per: 


a) caldaia: l'unità centrale scambiatore termico-bruciatore destinata a trasmettere 
all'acqua il calore prodotto dalla combustione; 
b) apparecchio: 
1) lo scambiatore termico destinato ad essere munito di un bruciatore; 
na 
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2) ilbruciatore destinato ad essere installato sullo scambiatore termico; 

c) potenza nominale utile espressa in chilowatt: la potenza termica massima fissata e 
garantita dal costruttore come potenza che può essere trasferita all'acqua in regime di 
funzionamento continuo rispettando i rendimenti utili indicati dal costruttore; 

d) rendimento utile, espresso in percento: il rapporto tra la potenza termica trasmessa 
all'acqua della caldaia e il prodotto del potere termico inferiore, a pressione costante, 
del combustibile, moltiplicato per il consumo espresso in quantità di combustibile per 
unita di tempo; 

e) carico parziale, espresso in percento: il rapporto tra la potenza utile di una caldaia 
funzionante in regime discontinuo, oppure ad una potenza inferiore alla potenza utile 
nominale, e la stessa potenza utile nominale; 

f) temperatura media dell'acqua della caldaia: la media delle temperature dell'acqua 


‘ ‘ ne da 


entrata e all dala, 

g) caldaia standard. caldaia per la quale la temperatura media di funzionamento può 
essere limitata in sede di progettazione; 

h) back boiler: caldaia progettata per alimentare un impianto di riscaldamento centrale 
ed essere installata nel focolare di un camino come elemento di un'unità caldaia 
retrostante con focolare a gas; 

i) caldaia a bassa temperatura: caldaia che può funzionare in regime continuo, in cui la 
temperatura dell'acqua di alimentazione è compresa tra 35 e 40°C e che, in certi casi, 
può dare luogo a condensazione. Sono comprese le caldaie a condensazione che 
utilizzano combustibili liquidi; 

I) caldaia a gas a condensazione: caldaia progettata per poter condensare in 
permanenza una parte considerevole del vapore acqueo contenuto nei gas di 
combustione; 

m) caldaia da installare in un ambiente abitato: caldaia con potenza nominale utile 
inferiore a 37 kW, progettata per riscaldare, mediante il calore emesso dall'involucro, 
l'ambiente abitato in cui è installata, provvista di vaso di espansione aperto che 
provvede all'alimentazione con acqua calda mediante circolazione naturale per 


gravità. Sull'involucro della caldaia è indicato che l'istallazione è specifica per 
ambiente abitato. 


27-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 302 


ART. 3 
(Esclusioni) 


1. Sono esclusi dal presente regolamento: 


a) le caldaie ad acqua calda che possono essere alimentate anche con combustibili 
solidi; 

b) gli impianti di erogazione istantanea di acqua calda per usi igienici; 

c) le caldaie progettate per essere alimentate con combustibili diversi da quelli liquidi 
o gassosi aventi caratteristiche non comparabili a quelli normalmente in commercio 
quali: gas residui industriali, biogas e residui di origine vegetale di cui all'articolo 8, 
comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 1995, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -, n. 
276, del 25 novembre 1995; 

d) le termocucine e gli apparecchi progettati per riscaldare principalmente il vano in 
cui sono installati e che forniscono anche, ma a titolo accessorio, acqua calda per 
mscaldamento centrale e usi igienici; 

e) gli apparecchi con potenza utile inferiore a 6 kW' progettati umcamente per 
alimentare un impianto di accumulazione di acqua calda per usi igienici circolante 
per gravita; 

f)  ognicaldaia prodotta in unico esemplare. 


2 Nei casi di caldaie a doppia funzione, riscaldamento dei locali e fornitura di acqua 
calda per usi igienici, 1 requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, comma 1, st 
riferiscono soltanto alla funzione riscaldamento 


ART. 4 
(Requisiti di rendimento) 


1. I diversi tipi di caldaie devono rispettare i rendimenti utili indicati nell'allegato VI 
sia a potenza nomunale, cioè in funzionamento alla potenza nominale Pn, espressa 
in chilowatt, per una temperatura media dell'acqua nella caldaia di 70°C, sia a 
carico parziale, cioe in funzionamento a canco parziale del 30%, per una 
temperatura media dell'acqua nella caldaia, diversa a seconda del tipo di caldaia. 
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ART. $ 
(Presunzione di conformità) 


1. Si presumono conformi ai requisiti di rendimento di cui all'articolo 4, le caldaie 
fabbricate in conformità delle norme tecniche armonizzate europee i cui riferimenti 
siano stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. 


2. Le caldaie di cui al comma 1 devono essere contrassegnate dalla marcatura CE di cui 
all'allegato I, punto 1, e corredate dalla dichiarazione CE di conformità. 


3. Le verifiche dei rendimenti di cui all'articolo 4 avvengono secondo le modalità e con le 
tolleranze fissate dalle norme tecniche armonizzate europee. 


4. 1 riferimentialle norme tecniche nazionali, che traspongono le norme armomzzate di 
cui ai commi l e 3, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 


5. = In assenza di norme tecniche armonizzate europee si applica la normativa nazionale. 


ART. 6 


(Immussione in commercio) 


1. Prima dell'immissione in commercio, le caldaie devono essere contrassegnate dalla 
marcatura CE di cui all'allegato I e corredate dalla dichiarazione CE di cui all'articolo 8. 


2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi agli apparecchi commercializzati 
separatamente. In tal caso nella dichiarazione CE di conformità vengono nportati i 
parametn che consentono di ottenere, dopo il montaggio, i tassi di rendimento utile di cui 
all'articolo 4. 


3. Le caldaie, coni requisiti di rendimento energetico maggiore o uguale a quello previsto 
all'allegato VI per le caldaie standard, possono recare le indicazioni specifiche di cui 
all'allegato I, punto 2, e all'allegato II. 


4. La marcatura CE e le altre indicazioni di cui al presente regolamento sono apposte sulle 
caldaie e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. E' 
vietato apporre su tali prodotti qualsiasi altro segno che possa trarre in inganno sul 
sigruficato e sul simbolo grafico della marcatura CE. 

_— RB_- 
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ART. 7 
(Marcatura di conformità) 


I. Nelcaso in cui le caldaie siano disciplinate da altre disposizioni relative ad aspetti 
diversi e che prevedano anch'esse l'apposizione della marcatura CE, tale marchio può 
essere apposto solo se le caldaie soddisfano le norme del presente regolamento e le 
altre disposizioni. 


2. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, che si avvale della 
facoltà di scegliere un diverso regime da applicare durante il periodo transitorio 
stabilito da eventuali disposizioni comunitane, deve indicare espressamente, nella 
documentazione che accompagna le caldaie, le disposizioni comumtane cui si e 
uniformato. 


3. La marcatura CE di cui al comma | e seguita dal numero di identificazione 
dell'organismo notificato che ha eseguito la procedura di verifica di cui all'allegato IV, 
moduli C,DoE. 


4. Le disposizioni di cu ar commi 1, 2 e 3 si applicano altresi agli apparecchi 
commercializzati separatamente. 


ART. 8 
(Mezzi per attestare la conformità) 


1. La conformità delle caldaie fabbricate in senie è attestata mediante l'esame di 
rendimento di una caldaia tipo secondo il modulo B descritto nell'allegato IMI e la 
dichiarazione di conformità al tipo approvato secondo uno dei moduli C, D o E di cui 
all'allegato IV. 


2. Perla valutazione dei requisiti di conformità delle caldaie a combustibile gassoso si 
applicano le disposizioni vigenti in materia di sicurezza degli apparecchi a gas e ogni 
altra misura adottata in attuazione di norme comunitarie. 


3. Le procedure per l'attestazione di conformità dei rendimenti delle caldaie possono 
essere eseguite contestualmente alla procedura per l'attestazione di conformità ai 
requisiti in matena di sicurezza adottati ai sensi del comma 2. 


9 
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ART.9 
(Disposizioni comuni) 


1. La documentazione relativa all'attestazione di conformità, le avvertenze, le precauzioni 
d'uso e le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana. Per i prodotti 
commercializzati esclusivamente in altri Paesi si potrà fare riferimento anche alla lingua 
in uso nel Paese di destinazione. 


2. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dell'industria, del 
commercio e dell'artigianato gli elenchi delle attestazioni di conformità rilasciati 
nonchè le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse. 


ad 


il rifiuto o ia revoca delie attestazioni di conformità miasciate ai sensi del presente 
regolamento devono essere motivati e notificati al fabbricante o al suo mandatario 
stabilito nell'Unione Europea. Contro tale provvedimento l'interessato può presentare 
meorso, entro 30 giorni,.al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - 
Direzione Generale per la Produzione Industriale - Ispettorato tecnico - che, 
comunica, entro 60 giorni, i risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi degli 
orgamsmi di cui all'art. 11, ai fini dell'eventuale riesame della procedura. 


4. Nei casi di cui al comma 3. il comportamento dell'organismo notificato è altresi 
valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca 
dell'organismo ai sensi dell'articolo 10, comma 3. 


ART. 10 
(Organismi notificati) 


1. Condecreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati 
gli organismi abilitati ad attestare la conformità delle caldaie e degli apparecchi ai 
requisiti di rendimento di cui agli articoli 4 e 6; 


2. Le domande intese ad ottenere la designazione sono presentate, con le modalità e la 
documentazione indicate nelle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, al Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione Generale per la Produzione 
Industriale - Ispettorato tecnico che, d'intesa con la Direzione Generale delle fonti di 
energia e delle industrie di base, provvede all'istruttoria delle domande ed alla verifica 
dei requisiti minimi fissati nell'allegato V. 


— 10—- 
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Ud 


La designazione di cui al comma 1, della durata di cinque anni rinnovabile, può essere 
revocata in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di 
cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle procedure di 
cui al presente regolamento. 


4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero 
degli affari esteri, notifica alla Commissione europea ed agli altri Stati membri l'elenco 
degli organismi designati e le eventuali revoche. 


ART. 11 
(Vigilanza e controllo) 


1. Ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento, il Ministero dell'indu- 
stna, del commercio e dell'artigianato dispone verifiche e controlli, avvalendosi dei 
propn uffici provinciali e, previa intesa, di altre amministrazioni dello Stato;. 


2. Gliaccertamenti sui prodotti immessi sul mercato possono essere effettuati, anche con 
metodo a campione, presso il fabbricante, i grossisti, gli importatori e i commercianti. 
A tal fine, agli organi preposti al controllo è consentito l'accesso ai luoghi di 
fabbricazione, di immagazzinamento e di commercializzazione dei prodotti, la ricerca e 
l'acquisizione di tutte le informazioni necessane all'accertamento e il prelievo di 
campioni per l'esecuzione degli esami e delle prove. 


3. Per l'effettuazione dei controlli tecnici, l'Amministrazione di cui al comma 1 si avvale 
dell'Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro (ISPESL), 
dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e di altri organismi 
tecnici dello Stato nonchè, ove necessario, di altri organismi individuati con specifico 
decreto. 


ART. 12 
(Ritiro dal mercato) 


1. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dispone, a cura e a spese 
del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o del responsabile 
dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, il ritiro temporaneo dal mercato 
delle caldaie e degli apparecchi pnvi della marcatura di conformità CE e della 
dichiarazione CE di conformità. 


= 
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2. Nelcasoincuivisiano fondati sospetti di non conformità del prodotto e il fabbricante 
o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea o il responsabile dell'immissione del 
prodotto sul mercato comunitario non consentano la tempestiva acquisizione dei 
campioni e della documentazione di cui all'allegato IV, punto 9, per le necessarie 
venfiche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa diffida, 
dispone, con provvedimento motivato, il divieto di commercializzazione del prodotto 
per il tempo strettamente necessario all'accertamento della conformità del prodotto e, 
comunque, per un periodo non superiore a trenta giorni. 


3. Ove sia constatato, a seguito delle procedure di accertamento espletate a1 sensi 
dell'articolo 11, che le caldaie, benché munite della marcatura di conformità CE e della 
dichiarazione di conformità, non rispettano i requisiti di rendimento di cui all'articolo 
4, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ordina al fabbricante o al 
suo mandatario stabilito nell'Unione Europea di conformare tale prodotto. Se la 
mancanza di conformità del prodotto non e sanabile o persiste entro il termine 
assegnato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con 
provvedimento motivato, ne vieta o limita l'immissione in commercio o ne dispone il 
nùuro a cura e a spese del fabbricante o del suo mandatario stabilito nell'Unione 
Europea o del responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario, 
informando la Commissione europea e gli altri Stati membri. 


4. I provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 sono notificati al fabbricante o al suo 
mandatario stabilito nell'Unione Europea o al responsabile dell'immissione del prodotto 
sul mercato comunitario e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 
indicando le modalità e il termine entro cui si può ricorrere. 


ART. 13 
(Spese) 


1. Alle procedurerelative all'attestazione di conformità delle caldaie e degli apparecchi e 
a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, 
alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti si 
applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. 
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ART. 14 
(Norme finali e transitorie) 


1. E'ammessa fino al 31 dicembre 1997 l'immissione in commercio e la messa in funzione 
delle caldaie e degli apparecchi conformi alla regolamentazione nazionale vigente. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 15 novembre 1996 
SCÀLFARO 


PrODI, Presidente del Consiglio dei Ministri 


Visto, // Guardasigilli: FLICK 
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1996 
Atti di Governo, n. 105, foglio n. 19 


(3 
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ALLEGATO I 
MARCATURA CE DI CONFORMITÀ E MARCATURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE 
1. Marcatura CE di conformità 


= La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali “CE” secondo il simbolo 
grafico che segue: 


-  Incaso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le 
proporzioni indicate nel simbolo graduato di cui sopra. 

- diversi elementi della marcatura CF devono avere sostanzialmente la stessa dimensione 
verticale, che non può essere inferiore a S mm. 


2. Marcature specifiche 
- Le due ultime cifre dell’anno in cui è stata apposta la marcatura CE. 


- La marcatura di rendimento energetico, attribuita ai sensi dell'articolo 4, corrisponde al 
simbolo seguente: 


— 144- 
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ALLEGATO I 
ATTRIBUZIONE DELLE MARCATURE DI RENDIMENTO ENERGETICO 
Requisiti di rendimento da rispettare contemporaneamente 
alla potenza nominale e a carico parziale di 0,3 Pn 


Requisito di rendimento alla Requisito di rendimento a carico 
potenza nominale Pn e ad una parziale di 0,3 Pn e ad una 
temperatura media dell'acqua | temperatura media dell'acqua della 
Marcatura della caldaia di 70 °C caldaia di > 50 °C 


% % 


> 84 +2 log Pn >80+3logPn 
>87+2logPn >83+3logPn 
290 +2 logPn 286 +3logPn 
=>93+2logPn >89+3logPn 


ALLEGATO DI 
MODULO B: ESAME CE DEL TIPO 


1. Questo modulo descrive la parte della procedura con cui un organismo notificato 
accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo della produzione considerata, 
soddisfa le disposizioni del presente regolamento, ad esso relativo. 


2. La domanda di esame CE del tipo deve essere presentata dal fabbricante o dal suo 

mandatario stabilito nella Unione Europea ad un organismo notificato di sua scelta. 

La domanda deve contenere: 

- il nome e l'indirizzo del fabbricante e, qualora la domanda sia presentata dal suo 
mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo; 

- ‘una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro 
organismo notificato; 

- la documentazione tecnica descritta al punto 3. 


SI, (de 
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Il nchiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un esemplare 
rappresentativo della produzione considerata, qui di seguito denominato «tipo». 
L'organismo notificato puo chiedere altri esemplari dello stesso tipo qualora sia 
necessano per eseguire il programma di prove. 


3. La documentazione tecnica deve comprendere tutti i dati concernenti il progetto, la 
fabbricazione e il funzionamento del prodotto necessari per consentire di valutare la 
conformità del prodotto ai requisiti del presente regolamento. 

In particolare, deve contenere: 

- una descrizione generale del tipo; 

- disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, 
sottounmtà, circuiti; 

- la descrizione e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali disegni e schemi e 
del funzionamento del prodotto; 

-un elenco delle norme di cu all'articolo S,applicate in tutto o in parte, e la 
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti essenziali qualora non 
siano applicate le norme di cui all'articolo 5; 

- 1 risultati dei calcoli di progetto e degli esami ; 

- 1 rapporti sulle prove effettuate. 


4. L'organismo notificato: 
4.1. esamina la documentazione tecnica, verifica che il tipo sia stato fabbricato in 
conformità con tale documentazione ed individua gli elementi progettati in conformità 
delle disposizioni di cui all'articolo S nonché gli elementi progettati senza applicare le 
disposizioni da tali norme; 
4.2. effettua gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se le soluzioni 
adottate dal fabbricante soddisfino 1 requisiti essenziali del presente regolamento 
qualora non siano state applicate le norme di cui all'articolo 5; 
4.3. effettua gli esami appropriati e le prove necessarie per verificare se, qualora il 
fabbricante abbia deciso di conformarsi alle norme relative, tali norme siano state 
effettivamente applicate; 
4.4. concorda con il richiedente il luogo in cui gli esami e le prove devono essere 
effettuati. 
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5. Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente regolamento, l'organismo notificato 
rilascia al richiedente un attestato di esame CE del tipo richiesto. L'attestato deve 
contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante, le conclusioni dell'esame e 1 dati 
necessan per l'identificazione del tipo approvato. 

All'attestato e allegato un elenco dei fascicoli significativi della documentazione 
tecnica, di cui l'organismo notificato conserva una copia. 

Se al fabbricante o al suo mandatario stabilito nell'Unione Europea viene negato il 
nlascio di un attestato di esame del tipo CE, l'organismo autorizzato deve fornire 
motivi dettagliati di tale rifiuto. 


6. Il richiedente informa l'organismo notificato, che detiene la documentazione tecnica 
relativa all'attestato di esame CE del tipo, di tutte le modifiche apportate al prodotto 
approvato, le quali se influiscono sulla conformità ai requisiti essenziali o modalità di 
uso prescritte del prodotto, devono ricevere una ulteriore approvazione. Questa nuova 
approvazione viene rilasciata sotto forma di un complemento dell'attestato originale di 
esame CE del tipo. 


7. Ogni organismo notificato comunica agli organismi notificati compresi negli elenchi 
pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee 
le informazioni utili riguardanti gli attestati di esame CE del tipo e i loro complementi 
nlasciati o ritirati. 


8. Glialtri organismi notificati possono ottenere copia degli attestati di esame CE del tipo 
efo dei loro complementi. Gli allegati degli attestati sono tenuti a disposizione degli 
altri organismi notificati. 


9. Il fabbricanteo il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea conserva, insieme con 
la documentazione tecnica, copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro 
complementi per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del prodotto. 

Nel caso in cut ne il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nell'Unione 
Europea, l'obbligo di tenere a disposizione la stessa documentazione incombe alla 
persona responsabile dell'immissione del prodotto sul mercato comunitario. 


SPARE, \p QST 
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ALLEGATO IV 
MODULO C: CONFORMITA' AL TIPO 


1. Questo modulo descrive la parte della procedura in cui il fabbricante o il suo 
mandatario stabilito nell'Unione Europea si accerta e dichiara che gli apparecchi in 
questione sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di certificazione CE e soddisfano 
1 requisiti del presente regolamento. 

Ii fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea appone la marcatura 
CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. 


2. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbricazione 
assicun la conformità dei prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e 
ai requisiti di rendimento del presente regolamento. 


3. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea, conserva copia della 

dichiarazione di conformità per dieci anni dall'ultima data di fabbricazione del 
prodotto. 
Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nel territorio 
dell'Unione europea, l'obbligo di tenere la documentazione a disposizione dell'autorità 
di controllo incombe alla persona responsabile dell'immissione del prodotto sul 
mercato comunitano. 


4. Unorganismo notificato, prescelto dal fabbricante, effettua gli esami del prodotto ad 
intervalli non prestabiliti. Il campione del prodotto finito, prelevato sul posto 
dall'organismo notificato, viene esaminato e sottoposto alle appropriate prove definite 
nelle norme di cui all'articolo 5, oppure a prove equivalenti intese a verificare la 
conformità della produzione ai requisiti del presente regolamento. 


= 
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MODULO D: GARANZIA DI QUALITA' DELLA PRODUZIONE 


Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di 
cui al punto 2 accerta e dichiara che i prodotti in questione sono conformi al tipo 
oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e soddisfano 1 requisiti del presente 
regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Unione Europea appone 
la marcatura CE su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La 
marcatura CE è seguita dal numero d'identificazione dell'organismo notificato 
responsabile della sorveglianza di cui al punto 4. 


Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per la produzione, 
eseguire l'ispezione e le prove degli apparecchi finiti secondo quanto specificato al 
punto 3 e deve essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 


3. Sistema di qualità 


3: 


Vi 


1. Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda dì 
valutazione del suo sistema di qualità per gli apparecchi interessati. 
La domanda deve contenere: 
- tutte le informazioni utili sulla categoria di prodotti prevista; 
- la documentazione relativa al sistema di qualità; 
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di 
esame CE del tipo. 


w 


Il sistema di qualità deve garantire la conformità degli apparecchi al tipo oggetto 

dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti previsti dal presente regolamento 

nella parte ad essi applicabili. 

Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere 

documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e 

istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve 

consentire una interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti 

nguardanti la qualità. 

Detta documentazione deve includere, in particolare, un'adeguata descrizione: 

- degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di 
gestione in matena di qualità dei prodotti; 

- dei processi di fabbricazione, degli interventi sistematici e delle tecniche di 
controllo e garanzia della qualità; 

- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la 
fabbricazione con indicazione della frequenza con cui si intende effettuarli; 
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- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle 
prove, le tarature, le qualifiche del personale; 

- dei mezzi di sorveglianza che consentono il controllo della qualità richiesta e 
dell'efficacia di funzionamento del sistema di qualità. 

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i 
requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di 
qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. Nel gruppo incaricato 
della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella tecnologia del ciclo 
di produzione del prodotto oggetto della valutazione. La procedura di valutazione 
deve comprendere una visita presso gli impianti del fabbricante. 

La decisione vene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le 
conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità 
approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea informano 
l'organismo notificato, che ha approvato il sistema di qualità, sulle modifiche che 
intendono apportare al sistema. 

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema 
modificato continui a soddisfare i requisiti di cui al punto 3.2. o se sia necessaria 
una seconda valutazione. 

L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione 
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della deci- 
sione. 


4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 

4.1. La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi derivanti 
dal sistema di qualità approvato. 

4.2. Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di 
fabbricazione, di ispezione, di effettuazione delle prove e di deposito fornendo tutte 
le necessarie informazioni, in particolare: 

- la documentazione relativa al sistema di qualità; 
- altra documentazione quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le 
qualifiche del personale; 

4.3. L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che 

il fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un 
rapporto sulle verifiche ispettive effettuate. 


lA 
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4.4. Inoltre l'organismo notificato può effettuare visite senza preavviso presso il 
fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere prove per 
venficare il corretto funzionamento del sistema di qualità, se necessano. Esso 
fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una 
relazione sulle prove effettuate. 


S. Il fabbricante tiene a disposizione delle autontà per dieci anni dall'ultima data di 
fabbricazione del prodotto: 
- la documentazione di cui al punto 3.1., secondo trattino; 
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4.; 
- le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4., 4.3. e 4.4. 


6. Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni 
nguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate. 


MODULO E: GARANZIA DI QUALITÀ DEL PRODOTTO 


1. Questo modulo descrive la procedura con cui il fabbricante, che soddisfa gli obblighi di 
cui al punto 2, accerta e dichiara che le caldaie e gli apparecchi sono conformi al tipo 
oggetto dell'attestato d'esame CE del tipo. I! fabbricante o il suo mandatario stabilito 
nell'Unione Europea appone la marcatura CE su ogni caldaia e apparecchio e redige 
una dichiarazione di conformità. La marcatura CE e seguita dal numero di 
identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 
4. 


2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di qualità approvato per l'ispezione finale e le 
prove della caldaia e dell'apparecchio secondo quanto specificato al punto 3 e deve 
essere assoggettato alla sorveglianza di cui al punto 4. 


3. Sistema di qualità 

3.1. Il fabbricante presenta ad un organismo notificato di sua scelta una domanda per la 
valutazione del suo sistema di qualità per le caldaie e gli apparecchi. 
La domanda deve contenere: 
- tutte le informazioni utili sulla categoria di caldaie e apparecchi previsti; 
- la documentazione relativa al sistema di qualità; 
- la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e copia dell'attestato di 

esame CE del tipo. 
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3.2. Nel quadro del sistema di qualità, ogni caldaia 0 apparecchio viene esaminato e su di 
esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme relative di cui 
all'articolo 5, 0 prove equivalenti per venficarne la conformità ai requisiti del 
presente regolamento. Tutti 1 cnten, 1 requisiti e le disposizioni adottati dal 
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di 
misure, procedure e istruzioni scritte. 

Questa documentazione relativa al sistema di qualità deve permettere 

un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti aventi 

attinenza con la qualità. 

Detta documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione: 

- degli obiettivi di qualità, delle struttura organizzativa, delle responsabilità di 
gestione e di qualità del prodotto; 

-  degliesamie delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione; 

- dei mezzidi controllo del funzionamento del sistema di qualità. 

- della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle 
prove, le tarature, le qualifiche del personale. 

3.3. L'organismo notificato valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa i 
requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di 
qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata. 

Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella 
tecnologia produttiva in oggetto. La procedura di valutazione deve comprendere una 
visita presso gli impianti del fabbricante. 

La decisione viene notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le conclusioni 
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione. 

3.4. Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità, ed a 
fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nell'Unione Europea tengono informato 
l'organismo notificato che ha approvato il sistema di qualità di qualsiasi prevista 
modifica del sistema. 

L'organismo notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato 
soddisfi i requisiti di cui al punto 3.2. o se sia necessaria una seconda valutazione. 
L'organismo notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione 
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della 
decisione. 


4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato 


4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli 
obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato. 
- 2—- 
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Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di 

ispezione, di effettuazione delle prove e di deposito fornendo tutte le necessarie 

informazioni, in particolare: 

- la documentazione relativa al sistema di qualità: 

- la documentazione tecnica; 

- altra documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle 
prove, le tarature, le qualifiche del personale. 

L'organismo notificato svolge penodicamente dei controlli per assicurarsi che il 

fabbricante mantenga ed utilizzi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un 

rapporto sul controllo effettuato. 

L'organismo notificato puo inoltre effettuare visite non preannunciate presso il 

fabbricante. In tale occasione, l'organismo notificato può svolgere, se necessario, 

prove per venficare il corretto funzionamento del sistema di qualità; esso fornisce al 

fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione sui 

risultati delle prove. 


Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità per dieci anni dall'ultima data di 
fabbricazione della caldaia o apparecchio: 

- la documentazione di cui al punto 3.1., terzo trattino; 

- gli adeguamenti di cui al punto 3.4.; 

- le decisionie le relazioni dell'organismo notificato di cui ai punti 3.4., 4.3. e 4.4. 


Ogni organismo notificato comunica agli altri organismi notificati le informazioni 
mguardanti le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate. 
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ALLEGATO V 
REQUISITI MINIMI DEGLI ORGANISMI NOTIFICATI 


1. L'organismo, il direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica 
non possono essere né il progettista, il fabbricante, il fornitore o l'installatore delle 
caldaie e degli apparecchi che controllano, né ii mandatario di una di queste persone. 
Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari nella 
progettazione, fabbricazione, commercializzazione o nella manutenzione di tali caldaie 
e apparecchi. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche tra 
il fabbricante e l'organismo. 


2. L'organismoe il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di 
venfica con la massima integrità professionale e competenza tecnica e non devono 
essere condizionati da pressioni ed incentivi, soprattutto di ordine finanziario, che 
possano influenzare il giudizio o i risultati del controllo, in particolare se provenienti 
da persone o gruppi di persone interessati ai risultati delle verifiche. 


E) L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessan per assolvere 
adeguatamente ai compiti tecnici e amministrativi connessi con l'esecuzione delle 
venfiche; deve altresi avere a disposizione il materiale necessario per le verifiche 
straordinarie. 


4. Il personale incanicaio deve possedere 1 requisiui seguenti: 

- una buona formazione tecnica e professionale; 

- una conoscenza soddisfacente delle norme relative ai controlli da effettuare e una 
pratica sufficiente di tali controlli; 

- la competenza richiesta per redigere gli attestati, 1 verbali e le relazioni che 
costituiscono la prova materiale dei controlli effettuati. 


5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incancato del controllo. La 
remunerazione di ciascun agente non deve dipendere né dal numero dei controlli 
effettuati né dai risultati di tali controlli. 


6. L'organismo deve sottoscrivere un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che 
tale responsabilità non sia coperta dallo Stato in base alla legislazione vigente o si tratti 
di un’organismo pubblico 


7. Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale. 
peri, 7. ESE 
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ALLEGATO VI 


TABELLA DEI RENDIMENTI UTILI 


Rendimento |a potenza Rendimento |a carico 
nominale parziale 


Tipo di 
caldaia 


Intervalli di 
potenza 


Temperatura | Espressione | Temperatura | Espressione 


media del media del 
dell'acqua | requisito di { dell'acqua requisito di 
nella caldaia | rendimento | nella caldaia | rendimento 
(°C) (in %) 


Caldaie 
standard 


> 80+3 
logPn 


> 87,5+1,5 
logPn 


logPn 


>87,5+ 1,5 
logPn 


Caldaie a 
bassa 
temperatura 


(*) 


Caldaie a gas 
a condensa- 
zione 


(*) Comprese le caldaie a condensazione che utilizzano i combustibili liquidi. 
(**) Temperatura dell'acqua di alimentazione della caldaia. 
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NOTE 
AVVERTENZA 


I) testo delle note qui pubblicato è stato redatto 21 sensi del- 
l’art }0, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulga- 
zione delle legga, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repu- 
blica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, appro- 
vato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1985, 
n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
alle quali è operato 11 rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia 
degli atti legislativi qui trasentt 


Note alle premesse 


— L’an 87, comma quinta, della Costituzione conferisce ai Pre- 
sidente della Repubblica il potere di promulgare le legg e di emanare 
1 decreti aventi valore di legge cd 1 regolamenti. 


— Ilcomma i dell'art 17 della legge n 400/1988 (Disciplina del- 
l’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), come modificato dall’art. 74 del DLgs 3 febbraio 1993, 
n 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei Murustri, sentito il parere del Consiglio 
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla nchiesta 
possano essere emanati regolamenti per. 


a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativa, 


b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e der decreti legisla- 
tivi recanti norme di principio, esclusi quell: relativi a materne riservate 
alla competenza regionale; 


c) le materie in cu manchi la disaiplina da parte di leggi o di 
atti aventi forza di legge, sempre che non sì tratti di materie comunque 
riservate alla legge, 


d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche secondo ie disposizioni dettate dalla legge. 


Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regola- 
menti debbano recare la denommazione di «regolamento», siano adot- 
tati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetia Ufficiale 


— La legge 22 febbraio 1994, n 146, concerne le disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee - legge comumtana 1993 L'art. 4 della suddetta 
legge così recita 


«Art 4 {Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare) 
— 1 Il Governo è autonzzato ad attuare in via regolamentare, a 
norma degli articoli 3, comma |, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 
1989, n 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato €, 
applicando anche il disposto dell’articolo 5, comma 1, della medesima 
legge n 86, del 1989 

2 Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive com- 
prese nell'elenco di cu all'allegato 2 sono sottoposti al parere delle 
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 4, comma 
4, della legge 9 marzo 1989, n. 36, come sostituto dall’arucolo 3 della 
presente legge» 


— L'allegato C della suddetta legge così recita 


«ALLEGATO € 
(Articolo 3, comma 1) 


ELENCO DELLE DIRETTIVE DA ATTUARE 
IN VIA REGOLAMENTARE 


{Omissis} 


Dairetuva 92/42 


Diretuiva del Consiglio del 21 maggio 1992, concernente 1 requisiti 
di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con 
combustibili liquidi o gassosi» 


— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in GU CE L 220 del 
30 agosto 1993 L'art 12 della direttiva così recita 


«Art 12 — La direttiva 92/42/CEE è modificata come segue 


1) in tutto il testo l’espressione «marchio CE» è sostituta con 
«marcatura CE», 
2) il testo dell'art 4, paragrafo | è sottmto dal testo seguente 


“1 Gli Stati membn non possono vietare, limitare, od osta- 
colare l'immissione sul mercato e la messa in servizio sul loro terri- 
tono degli apparecchi e delle caldaie conformi alle disposizioni della 
presente direttiva € muniti della marcatura CE prevista all'articolo 7 
che dichiara la loro conformità a tutte le presenziom della presente 
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et e 


direttiva, comprese le procedure relative alla conformità di cui agli 
articoli 7 e 8, qualora il trattato o altre direttive o prescrizioni comuni- 
tane non dispongano altrimenti ” 


3) All'art 4 è aggiunto il paragrafo seguente 


"5 a) Qualora le caldaie siano disciplinate da altre direttive 
relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marca- 
tura CE, questa indica che le caldaie soddisfano anche le dispozioni 
di queste altre direttive, 


b) tuttama, nel caso in cui una o più delle suddette diret- 
tive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare 
durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che le caldaie 
soddisfano soltanto le disposizioni delle direttive applicate dal fabbn- 
cante In ta! caso. 1 riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità curopee, devono essere riportati 
nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle 
direttive stesse e che accompagnano le caldaie." 


4) Il testo dell'art 7, paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente. 


"4 La marcatura CE di conformità alle esigenze della pre- 
sente direttiva e alle altre disposizioni relative all’attribuzione della 
marcatura CE nonché le iscrizioni previste dall'allegato Î sono apposti 
sulle caldase e sugli apparecchi in modo visibile, facilmente leggibile e 
indelebile. È vietato apporre su tali prodotti qualsiasi marcatura che 
possa trarre in inganno 1 terzi sul significato e sul simbolo grafico della 
marcatura CE Sulle caldaie e sugli apparecchi può essere apposto 
ogni altro marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità 
della marcatura CE " 


5) All'art 7 è aggiunto il paragrafo seguente 


‘5 a} ogni constatazione, da parte di uno Stato membro, di 
apposizione indebita della marcatura CE, comporta per il fabbricante 
o il suo mandatano stabilito nella Comunità l'obbligo di conformare 
tale prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e di far cessare l’in- 
frazione alle condizioni fissate da tale Stato membro, 

5} nel caso in cui persista îa mancanza di conformità, lo 
Stato membro deve adottare tutte le misure atte a limitare o vietare 
l'immissione del prodotto sul mercato 0 a garantirne il nitiro dal com- 
mercio e ne informa la Commissione e gli altm Stati membn.". 


6) Ii testo dell’art 8, paragrafo 1) è sostituto dal testo 
seguente 


"I Gh Stati membri notificano alla Commissione e agli altri 
Stati membri gli organismi da essi designati per attuare le procedure 
di cu all'art 7, nonchè 1 compiti specifici per 1 quali tali organismi 
sono stati designati e 1 numeri di identificazione che sono stati loro 
attnbuti m precedenza dalla Commissione. 


La Commissione pubblica nella Gazzetta Ufficiale delle Comu- 
nità europee l'elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro 
numeri di identificazione, nonché i compiti per 1 quali sono stati notifi- 
cati Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco ". 


7) Il testo all'allegato I è sostituito dal testo seguente 
“ALLEGATO I 


MARCATURA CE DI CONFORMITÀ 
E MARCATURE SPECIFICHE AGGIUNTIVE 


1 Marcatura CE di conformità, 


— La marcatura CE di conformità è costituita dalle in:- 
ziali "CE" secondo 11 simbolo grafico che segue 


—- In caso di nduzione o di ingrandimento della marca- 
tura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo 
graduato di cui sopra 


— I diversi elementi della marcatura CE devono avere 
sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere 
infenore a $ mm 


I 
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2. Marcature specifiche. 


— Le due ultime cifre dell’anno in cui è stata apposta la 
marcatura CE. 


— La marcatura di rendimento energetico, attnbuita 21 
sensi dell’art 6 della presente direttiva, corrisponde al simbolo 
seguente. 


8) L'allegato IV è modificato come segue 


a) il testo del punto I, ultima frase del modulo C è sosti- 
tuito dal testo seguente: "Il fabbricante, o il suo mandatario stabilito 
nella Comumtà, appone Îa marcatura CE su ciascun apparecchio e 
redige una dichiarazione di conformità "; 


b) 11 testo det punto 1, ultime due frasi del modulo 2 è 
sostituito dal testo seguente: "Il fabbricante, o il suo mandatano stabi- 
hto nella Comunità, appone la marcatura CE su ciascun apparecchio 
e redige una dichiarazione di conformmtà. La marcatura CE è segwta 
dal numero di identificazione dell'organismo nouficato responsabile 
della sorveglianza di cui al punto 4”, 


c) 11 testo del punto I, ultime due frasi del modulo £ è 
sosutuito dal testo seguente. "Il fabbricante, o 1l suo mandatano stabi- 
lito neila Comunità, appone la marcatura CE su ciascuna caldaia 0 
ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di conformità. La 
marcatura CE è seguita dal numero di identificazione dell'organismo 
notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4 "». 


— La direttiva 90/396/CEE è pubblicata in G.U.C.E L 196 del 
26 luglio 1990. 


— La legge 6 dicembre 1971, n 1083, reca norme per la sicurezza 
dell'impiego del gas combustibile. 


— La legge 9 gennaio 1991, n 10, reca norme per l’attuazione del 
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di 
nsparmio energetico e di sviluppo delle fonti nnnovabili di energia 
L’art 4, comma 4, della suddetta legge così recita. 


«4 Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della 
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato 
previa deliberazione del Consiglio der Mimistri, sentito 11 parere del 
Consiglio di Stato, su proposta del Mimistro dell'industria, del com- 
mercio e dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni 
e le province autonome di Trento e Bolzano, nonché le associazioni 
di categoria interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti 
per l’uso razionale dell'energia, sono emanate norme per il conteni- 
mento dei consumi di energia, riguardanti in particolare progetta- 
zione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici, € 
1 seguenti aspetti determinazione delle zone climatiche, durata giorna- 
liera di attivazione nonché penodi di accensione degli impianti termiai, 
temperatura massima dell’aria negli ambienti degli edifici durante il 
funzionamento degli impianti termici, rete di distnbuzione e adegua- 
mento delle infrastrutture di trasporto, di meezione e di stoccaggio 
delle font di energia al fine di favonme l’utilizzazione da parte degli 
operatori pubblici € privati per le finalità di cui all'art 1» 


— Il dP.R 26 agosto 1993, n 412, approva il regolamento 
recante norme per la progettazione, l'installazione, l’esercizio e la 
manutenzione degli impianti termici degl edifici ai fini del contem- 
mento dei consumi di energia, in attuazione dell’art 4, comma 4, della 
legge 9 gennaio 1991, n 10, 


Note all'art 3° 


Il AP CM reca la disciplina delle caratteristiche merceologiche 
dei combustibili aventi nlevanza ai fim dell’inquinamento atmosferico 
nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combu- 
stione, si trascrive 1l testo del relativo art 8. 


«Art 8 (Combustibili consentiti) — 1 Negli impianti termici di 
cui all'art 7 è consentito l’uso dei seguenti combustibili 


gas naturale, 
gas di città; 
gas di petrolio liquefatto, 


gasolio, kerosene ed altri distillati di petrolio con contenuto di 
zolfo non supenore allo 0,2% in peso, 


residui di origine vegetale di cui all'art. 4, comma ], alle condi- 
zioni previste dai decreto del Ministro dell'ambiente del 16 gennaio 
1995, 


biodiesel avente le caratteristiche di cui all'allegato al decreto 
ministeriale del 31 dicembre 1993 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 
n. 3 del 5 gennaio 1994, 


olio combustibile ed altri distillati pesanti di petrolio con conte- 
nuto di zolfo non superiore allo 0,3% in peso, con residuo carbontoso 
non superiore al 19% in peso e con contenuto di nichel e vanadio, 
come somma, non superiore a 230 ppm; 


legna tal quale e carbone di legna; 


agglomerati di lignite con contenuto di zolfo non superiore allo 
0,5% in peso e di matene volatili non superiore al 40% in peso; 


coke metallurgico e da gas con contenuto di zolfo non superiore 
all’1% in peso e di matenc volatili non superiore al 2% in peso, 


antracite, prodotti antracitosi e loro miscele con contenuto di 
zolfo non superiore all'1% in peso e di materie volatili non superiore 
al 13% in peso, 


carbone di vapore con contenuto di zolfo non superiore all’1% 
in peso e di materie volatili non superiore al 35% 


(Omissis) » 


Note all'art. 13: 


— Lalegge 6 febbra:o 1996, n. 52, reca disposizioni per l’adempi- 
mento di obblighi denvanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comumtà 
europee, legge comunitaria 1994. Si riporta il testo del relauvo art. 47. 


«Art. 47 (Procedure di certificazione e/o attestazione finalizzate 
alla marcatura CE) — \. Le spese relative alle procedure di certifica- 
zione e/o attestazione per l'apposizione della marcatura CE, previste 
dalla normativa comunitaria, sono a carico del fabbricante o del suo 
rappresentante stabilito nell'Unione europea 


2 Le spese relative all’autonzzazione degli organismi ad effet- 
tuare le procedure di cu al comma 1 sono a carico dei richiedenti, Le 
spese relative ai successivi controlli sugli organismi autorizzati sono a 
canco di tutti gli organismi autorizzati per la medesima tipologia dei 
prodotti. I controlli possono avvemre anche mediante l'esame a cam- 
pione dei prodotti certificati. 


3 I proventi derivanti dalle attività di cui al comma |], se effet- 
tuate da organi dell’amministrazione centrale o penferica dello Stato, 
e dall'attività di cu al comma 2, sono versati all’entrata del bilancio 
dello Stato per essere successivamente nassegnati, con decreto del 
Ministro del tesoro, agli stati di previsione dei Ministeri interessati 
sui capitoli destinati al funzionamento dei servizi preposti, per lo svol- 
gimento delle attimtà di cw ai citati commi e per l'effettuazione dei 
controlli successivi sul mercato che possono essere effettuati dalle 
autorità competenti mediante l’acquisizione temporanea a titolo gra- 
tuto dei prodotti presso 1 produttori, 1 distributori ed 1 nvenditon 


4 Con uno o più decreti dei Ministri competenti per materia, di 
concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate ed aggiornate, 
almeno ogni due anni, le tanffe per le attività autorizzative di cu: al 
comma 2 e per le attività di cui al comma | se effettuate da organi del- 
l’amministrazione centrale o penfenca dello Stato, sulla base dei costi 
effettivi dei servizi resi, nonchè le modalità di riscossione delle tariffe 
stesse e de: proventi a copertura delle spese relative al controlli di cu 
all comma 2 Con gli stessi decreti sono altresi determinate le modalità 
di erogazione dei compensi dovuti, in base alla vigente normativa, al 
personale dell’amministrazione centrale o pernfenca dello Stato 
addetto alle attività di cui a1 medesimi commi 1 e 2, nonché le moda- 
lità per l'acquisizione a titolo gratuito e la successiva eventuale restitu- 
zione dei prodotti ai fini dei controlli sul mercato effettuati dalle 
amministrazioni vigilanti nell'ambito dei poteri attributi dalla norma- 
tiva vigente. L'effettuazione dei controlli dei prodotti sul mercato, 
come disciplinati dal presente comma, non deve comportare ulteriori 
onen a carico del bilanco dello Stato. 


S Con l’entrata in vigore dei decreti applicativi del presente arti- 
colo, sono abrogate le disposizioni incompatibili emante in attuazione 
di direttive comunitarie in matena di certificazione CE 


6. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al comma 4 è 
emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della pre- 
sente legge 


96G0666 


i — 
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 661. 
Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas. 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 


Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione. 
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86; 


Visti l’articolo 3 e l’allegato C della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonchè l’articolo 4 e l’al- 
legato C della legge 22 febbraio 1994, n. 146; 


Vista la direttiva 90/396/CEE, del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvicina- 
mento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi a gas, come modificata dal- 
l’articolo 10 della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993; 


Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469; 

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; 

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulla sicurezza di impiego del gas combustibile; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 25 luglio 1996; 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1996; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; 


EMANA 


11 seguente regolamento: 


Art. 1 


(Campo di applicazione e definizioni) 


1. Il presente regolamento riguarda: 

a) gli apparecchi utilizzati per la cottura, il 
riscaldamento, la produzione di acqua calda, il 
raffreddamento, l'illuminazione ed 11 lavaggio, che 
bruciano combustibili gassosi e hanno una temperatura 
normale dell'acqua, se impiegata, non superiore a 105°C; 
essi sono di seguito denominati "apparecchi". Sono 
assimilati agli apparecchi i bruciatori ad aria soffiata 
nonchè 1 corpi di scambio di calore destinati ad essere 
attrezzati con tali bruciatori; 

b) 1 dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione 
e 1 sottogruppi, diversi dai bruciatori ad aria soffiata 


27-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 302 


e dai corpir di scambio di calore destinati ad essere 
attrezzati con tali bruciatori, commercializzati 
separatamente per uso professionale e destinati ad essere 
incorporati in un apparecchio a gas o montati per 
costituire un apparecchio a gas; essi sono di seguito 


denominati "dispositivi". 


2. Ai fini del presente regolamento s1 intende per 
"combustibile gassoso" qualsiasi combustibile che sia allo 
stato gassoso alla temperatura di 15°C e alla pressione di 1 


bar. 


3. Sono esclusi dal campo di applicazione di cul al comma 1, 
lettera a), gli apparecchi realizzati e destinati 
specificamente ad essere utilizzati in processi andustriali 


in stabilimenti industriali. 


4. Ai fini del presente regolamento un apparecchio s1 considera 
"usato normalmente” quando ricorrono tutte le seguenti 
condizioni: 

a) è correttamente installato e sottoposto a regolare 
manutenzione, conformemente alle 1struzioni del 
fabbricante; 

b) è usato nel normale campo di variazione della qualità del 
gas e della pressione di alimentazione; 

Cc) è usato per gli scop.l per cui è stato costruito o in modi 


raglronevolmente prevedibili. 


— 30 — 
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Art. 2 


(Requisiti essenziali) 


1. Gli apparecchi possono essere immessi 1n commercio e posti 
in servizio solo se, qualora usati normalmente, non 
compromettono ila sicurezza delle persone, degli animali 


domestici e dei beni. 


2. Apparecchi e dispositivi devono soddisfare 1. requisiti 
essenziali che sono loro applicabili e che figurano 
nell'allegato I. Istruzioni e avvertenze devono essere 
redatte nella lingua indicata nello stesso allegato I, punto 
Lu. 


Art. 3 


(Presunzione di conformità) 


1. Si presumono conformi ar requisiti di cui all'articolo 2, 
comma 2, apparecchi e dispositivi fabbricati in conformità: 

a) alle norme nazionali che li riguardano e che 

recepiscono le norme armonizzate 1 cur riferimenti 

sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle 


Comunità europee; 


b) alle norme nazionali che li riguardano, nel settori 
in cui norme armonizzate non s1ano state ancora 


emanate. 


2. Le norme di cul al comma 1, lettera a), sono individuate con 
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 


dell'artigianato, di concerto con 11 Ministro dell'interno 


L'ira 
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limitatamente agli spetti relativi alla sicurezza degli 
incendi, e pubblicate, unitamente al testo delle norme 
stesse, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 1taliana 
con 1 corrispondenti riferimenti delle norme armonizzate 


recepite. 


3. Le norme di cui al comma 1, lettera b), compatibili con 2 
requisiti essenziali di cui all'allegato I, sono individuate 


con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, di concerto con 11 Ministro dell'interno 


limitatamente agli aspetti relativi alla sicurezza dagli 
irncendi, e pubblicate nella Gazzetta ufficiale della 
Repubblica italiana; tali norme sono trasmesse alla 
Commissione europea al fini del riconoscimento della 


presunzione di conformità. 


4, Fatto salvo quanto disposto al comma 2, nell'allegato VII 
sono indicate le norme nazionali che recepiscono norme i cui 
riferimenti sono stavi già pubblicati nella Gazzetta 


ufficiale delle Comunità europee. 


Art. 4 


(Immissione in commercio) 


1. Non possono essere immessi in commercio o posti in 
servizio apparecchi privi o muniti indebitamente della 
marcatura CE di conformità prevista all'articolo 5, nè 
dispositivi privi to) muniti indebitamente della 


dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 2. 


3, — 
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Art. 5 


(Marcatura CE di conformità) 


1. La marcatura CE di conformità e le indicazioni di cui 
all'allegato III, sono apposte in modo visibile, facilmemte 
leggibile ed indelebile, sull'apparecchio o sulla targa di 
adentificazione ad esso stabilmente fissata; la targa deve 


essere tale da non poter essere riutilizzata. 


2, E' vietato apporre sugli apparecchi marcature o iscrizioni 
che vossano trarre in inganno 1 terzi sul significato e sul 
simbolo grafico della marcatura CE. Sull'apparecchio o sulla 
targa di identificazione può essere apposto ogni altro 
marchio, purchè questo non Limiti la visibilità e la 


leggibilità della marcatura CE. 


Art. 6 


(Metodi per attestare la conformità degli apparecchi) 


1. I metodi per attestare la conformità degli apparecchi 
fabbricati in serie sono 1 seguenti: 
a) l'esame CE del tipo previsto all'allegato II, punto 1; 
b) prima dell'immissione in commercio, a scelta del 
fabbricante: 
1) la dichiarazione CE di conformità al tipo, prevista 
dall'allégato II, punto 2; 
2) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia 
della qualità della produzione, prevista dall'allegato 


Ii, punto 3; 


DERE, 
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3) la dichiarazione CE di conformità al tipo, a garanzia 
della qualità del prodotto, prevista dall'allegato II, 
punto 4; 

4) la verifica CE prevista dall'allegato II, punto 5. 


2. Nel caso di un apparecchio prodotto come esemplare unico a 
in piccola quantità, 11 fabbricante può ricorrere alla 
verifica CE dell'esemplare unico prevista dall'allegato II, 


punto 6. 


3. Al termine dell'adempimento di cui al comma 1, lettera b), o 
di quello di cui al comma 2, sugli apparecchi conformi viene 
apposta la marcatura CE di conformità, secondo le modalità 


prescritte dall'articolo 5. 


4, Le spese relative ar metodi per attestare la conformità 
degli apparecchi sono a carico del fabbricante o del suo 


mandatario stabilito nel territorio comunitario. 


Art. 7 
(Metodi per attestare la conformità dei dispositivi) 


1. I metodi per attestare la conformità dei dispositivi sono 
quelli di cui all'articolo 6, comma 1, ad eccezione delle 
disposizioni concernenti l'apposizione della marcatura CE di 


conformità e la relativa dichiarazione di conformità. 


2. Ogni dispositivo deve essere accompagnato da una 
dichiarazione del fabbricante che attesti la conformità del 
dispositivo alle disposizioni del presente regolamento a 

esso applicabili, nonchè le caratteristiche e le condizioni 


SEE, 7. RE 
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di montaggio o d'inserimento in un apparecchio, in modo che 
risulti garantito ill rispetto dei requisiti essenziali 


richiesti per gli apparecchi completi. 


3. Le spese relative al metodi per l'attestazione di conformità 
dei dispositivi sono a carico del fabbricante o del suo 


mandatario stabilito nell'Unione europea. 


Art: «8 
(Disposizioni comuni per la marcatura CE e per le attestazioni 


di conformità) 


1. Qualora gli apparecchi stano disciplinati da direttive 
relative ad altri aspetti e che prevedono l'apposizione 
della marcatura CE, quest'ultima indica che gli apparecchi 


S1 presumono conformi alle disposizioni di tali direttive. 


2. Nel caso in cui una o più delle direttive di cui al comma 1 
lascino al fabbricante la facoltà di scegliere 11 regime da 
applicare durante un peritodo transitorio, la marcatura CE 
indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le 
disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante; in 
tal caso nel documenti, nelle avvertenze o nei fogli di 
1struzione che devono accompagnare tali apparecchi sono 


riportati 1 riferimenti concernenti le direttive applicate. 


3. La documentazione relativa ar metodi di attestazione di 
conformità deve essere redatta in lingua italiana o in altra 
lingua accettata dall'organismo autorizzato, incaricato 


dell'esecuzione dei metodi di attestazione. 


- 35—- 
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4, Gli organismi di cur all'articolo 9 trasmettono al 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 
e, per quanto attiene agli apparecchi e ai dispositivi 
disciplinati dalla normativa antincendio, anche al Ministero 
dell'interno, le approvazioni rilasciate e le loro revoche 


nonchè le reirezioni delle domande. 


Art. 9 


(Organismi autorizzati ad attestare la conformità) 


1. L'autorizzazione ad espletare 1 metodi di cur agli articoli 
6 e 7 è rilasciata, previa 1struttoria, dal Ministero 
dell'industria, del commercio We dell'artigianato, di 
concerto con 11 Ministero dell'interno. agli organismi che 
soddisfano 1 criteri di valutazione fissati nell'allegato V; 
le disposizioni concernenti la presentazione della domanda, 
11 contenuto di essa e la documentazione da presentare a 


- - ta11 ta . 
essa sono indicate nell'allegato VI; 


Amilin 
MILA A 
l'autorizzazione dura cinque anni, può essere rinnovata e sl 
intende rifiutata se non è rilasciata entro dodici mesi 


dalla data di presentazione della domanda. 


LL Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato comunica alla Commissione europea e agli 
altri Stati membri gli organismi autorizzati a. sensi del 
comma 1, aindicandone 1 compiti specifici; 1.1 Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
1taliana dell'elenco degli organismi e dei relativi 
aggrornamenti pubblicati dalla Commissione europea nella 
Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, completi del 
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numero di identificazione loro attribuito dalla Commissione 


europea. 


3. Se un organismo autorizzato non soddisfa più 1 requisiti di 
cui al comma 1, l'autorizzazione è revocata e 11 Ministero 
dell'industria, del commercio e dell'artigianato ne informa 
immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati 


membri. 


4, Il controllo dell'attività degli organismi autorizzati è 
svolto dalle amministrazioni che rilasciano le 
autorizzazioni ai sensi del comma 1 anche avvalendosi degli 


accertamenti effettuati air sensi dell'articolo 10. 


5. Le spese relative al rilascio dell'autorizzazione sono a 
carico dei richiedenti; le spese relative ar controlli 
successivi all'autorizzazione sono a carico degli organismi 


autorizzati. 


6. I commi 1, 2, 3 e 4 s1 applicano altresì agli organismi 


tecnici delle amministrazioni dello Stato. 


Art. 10 


(Vigilanza). 


1. Al fine di verificare la conformità degli apparecchi e dei 
dispositivi alle prescrizioni del presente regolamento, 2.1 
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e 
1l Ministero dell'interno nell'ambito delle specifiche 
competenze dispongono verifiche e controlli coordinando i 
propri servizi. 


SIIT 
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Gli accertamenti di cui al comma 1 possono essere 

effettuati, anche con metodo a campione, presso 11 

fabbricante, 1 depositi sussidiarìi del fabbricante, 1 

grossisti, gli importatori, 1 commercianti e in occasione di 

esercizio di attività 1spettive di competenza delle 

amministrazioni di cur al comma 1. A tal fine le persone 

incaricate: 

a) accedono ail luoghi di fabbricazione o di immagazzinamento 
dei prodotti; 

b) acquisiscono tutte le informazioni necessarie 
all'accertamento: 


c) prelevano campioni per l'esecuzione di esami e prove. 


Ai fini degli accertamenti di cui al comma 1, per 
l'effettuazione delie eventuali prove tecniche, le 
amministrazioni di cui alì comma i possono avvalersi di 
organismi tecnici dello Stato o di laboratori specificamente 
autorizzati dal Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato di concerto con 11 Ministero dell'interno 
prevedendo modalità che escludono la possabilità di 
conflitto o sovrapposizione di interessi con l'attività di 


certificazione. 


Art. ll 


(Disposizioni finanziarie) 


I proventi derivanti dalle attività di cui agli articoli 6 e 
7, se effettuate da organi dell'amministrazioni centrale o 
periferica dello Stato, e dalle attività di cui all'articolo 


9, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per 


_ RR 


27-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 302 


essere successivamente riassegnati, con decreto del Ministro 
del tesoro, agli appositi capitoli degli stati di previsione 
dei Ministeri interessati per essere destinati al 
funzionamento dei servizi preposti allo svolgimento delle 
attività di cui ar citati articoli e per l'effettuazione dei 


controlli successivi sul mercato. 


2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato e del Ministro dell'interno, di concerto 
con 11 Ministro del tesoro, sono determinate ogni due anni, 
sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, le tariffe 
da applicare per l'espletamento delle attività di cui al 
comma 1 e le relative modalità di riscossione, nonchè le 
modalità di erogazione dei compensi dovuti, in base alla 
vigente normativa, al personale addetto alle citate 


attività. 


3. In sede di prima applicazione, 11 decreto di cui al comma 2 
è emanato entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione 
del presente regolamento, nella Gazzetta ufficiale della 


Repubblica italiana. 


Art. 12 


(Ritiro dal mercato) 


1. Ove si constati, anche a seguito degli accertamenti 
espletati ar sensi dell'articolo 10, che apparecchi o 
dispositivi, anche se muniti rispettivamente della marcatura 
CE o dell'attestato di conformità ed usati normalmente, 
possono compromettere la sicurezza delle persone, degli 
animali domestici o dei beni, 11 Ministero dell'industria, 


del commercio e dell'artigianato, adotta tutte le misure 
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utili per ll ritiro di tali prodotti dal. mercato o per 
prolbirne o limitarne l'immissione sul mercato; tali misure 
possono essere adottate qualora il fabbricante o il suo 
mandatario stabilito nel territorio comunitario ostacoli 
l'adempimento delle attività previste all'articolo 10, comma 


è. 


2. Fatto salvo quanto disposto al comma l, qualora s1 constati 
che apparecchi o dispositivi circolino senza essere stati 
legittimamente muniti della marcatura CE o dell'attestato di 
conformità, o ne siano privi, o risultino difformi dagli 
apparecchi o dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, 
11 Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato, decorso il termine assegnato al 
fabbricante o al suo mandatario stabilito nel territorio 
comunitario per la regolarizzazione, adotta tutte le misure 
necessarie a limitare o vietare l'immissione del prodotto 


sul mercato o a garantirne il ritiro dal commercio. 


3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adeguatamente 
motivati e notificati ai destinatari unitamente 
all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 


agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. 


4. Le spese relative al ritiro dal mercato degli apparecchi e 
dei dispositivi di cui ar commi i e 2 sono a carica del 
fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio 


comunitario. 


5. Il Ministero dell'industria, del commercio e 


dell'artigianato informa immediatamente la Commissione 
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europea delle misure adottate spregandone 1 motivi e 

indicando, in particolare, se la non conformità è dovuta: 

a) alla mancata rispondenza ali requisiti essenziali di cui 
all'articolo 2, comma 2, qualora l'apparecchio non 
corrisponda alle norme di cui all'articolo 3, comma 1; 

b) ad una errata applicazione delle norme di cui 
all'articolo 3, comma ll; 

c) ad una carenza delle norme di cui all'articolo 3, comma 


di 


IL Ministero dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato informa la Commissione europea e gli altri 
Stati membri delle misure adottate nell'ipotesi che venga 
accertato che un apparecchio non conforme è munito della 


marcatura CE. 


Articolo 13 


(Norme finali e transitorie) 


Ai fini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, per gii 
apparecchi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si 


considerano regole specifiche di buona tecnica per la 


sicurezza unicamente quelle previste dal presente 
regolamento. 
Gli organismi autorizzati, con decreto del Ministro 


dell'industria, del commercio e dell'artigianto a. sensi 
della legge 6 dicembre 1971, n.,1083, ad eseguire 
prove, accertamenti e attestazioni di conformità di norme di 
sicurezza UNI-CIG su apparecchi e dispositivi, possono 
continuare ad operare, se presentano istanza a pena di 
decadenza, al sensi e con le modalità di cut all'articolo 9, 
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entro due mesi dalla data di entrata in vigore del presente 
regolamento, fino alla decisione sulla domanda ail sensi 
dello stesso articolo 9. Per quanto concerne 1 dispositivi 
di sicurezza, di controllo e di regolazione, fino alla 
decisione suddetta 1 predetti organismi possono avvalersi 
unicamente delle certificazioni emesse dal Laboratorio di 
macchine e termotecnica del Centro studi ed esperienze del 
Ministero dell'interno o da laboratori autorizzati ai sensi 
del decreto ministeriale 26 marzo 1985 pubblicato nel 
Supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale della 


Repubblica italiana n. 95, del 22 aprile 1985. 


3. Fino al 1° gennalto 1997 possono essere immessi in commercio 
per la successiva messa in servizio apparecchi e dispositivi 
conformi al sistema di marcatura previsto dalla direttiva 
90/396/CEE. 


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi 
della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 


Dato a Roma, addì 15 novembre 1996 
SCÀLFARO 


PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri 


Visto, Il Guardasigilli FLICK 
Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1996 
Atti di Coverno, n 105, foglio n. 19 


cina 
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ALLEGATO | 
REQUISITI ESSENZIALI 


Osservazioni preliminari 


Gli nohblighi derivanti dai ‘requisiti enunciati nel presente 
allegato per gli apparecchi si applicano anche ai dispositivi 
quando esiste un rischio corrispondente. 


CONDIZIONI GENERALI 


Ogni apparecchio viene progettato e costruito in modo da 
poter funzionare in condizioni di sicurezza e non presentare 
pericoli per le persone, gli animali domestici ed 1 beni, 
qualora venga usato normalmente a: sensi dell'articolo |. 
comma 4. 


L'apparecchio immesso sul mercato deve: 


- essere corredato da istruzioni tecniche elaborate per 
l'installatore. 


- essere corredato da istruzioni per l'uso e la manutenzione 


elaborate per l'utente. 


- contenere, così come il suo imballaggio, le avvertenze del 


caso. 


Le istruzioni e le avvertenze devono essere redatte nelle 
lingue ufficiali dello Stato membro in cui gli apparecchi 
sono destinati ad essere commercializzati. 


224% 
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1.2.1. L'istruzione tecnica elaborata per l'installatore deve 
contenere tutte le istruzioni per l'installazione, la 
regolazione è la manutenzione, permettendo così 
l'esecuzione corretta di tali lavori e l'utilizzazione sicura 
dell'apparecchio. Le istruzioni devono an parteolare 


precisare: 


- il tipo di gas utilizzato; 
- la pressione di alimentazione utilizzata; 


i'aerazione dei locali richiesta: 


per l'alimentazione con aria per la combustione; 


LI 


per evitare la creazione di miscugli con un tenore 
pericoloso in gas non bruciato per gli apparecchi non 
dotati del dispositivo di cui al punto 3.2.3; 


le condizioni di evacuazione dei prodotti di combustione; 


per 1 bruciatori ad aria soffiata ed i corpi di scambio 


calore destinati ad essere attrezzati con 1 bruciatori 
precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di 
montaggio che contribuiscono al rispetto dei requisiti 
essenziali applicabili agli apparecchi finiti e, se 
necessario, l'elenco delle combinazioni raccomandate dal 


fabbricante. 


b9 
t9 


i Le istruzioni per l'uso e la manutenzione elaborate per 
l'utente devono contenere tutte le informazione necessarie 
per l'utilizzazione sicura e devono soprattutto richiamare 
l’attenzione dell’utente sulle eventuali restrizioni in materia 


di utilizzazione. 


27-12-1996 
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Le avvertenze che figurano sull'apparecchio e sul suo 
imballaggio devono indicare in modo non ambiguo il tipo di 
gas, la pressione d'alimentazione e le eventuali restrizioni 
per quanto riguarda l'uso: in particolare, la restrizione 
secondo la quale sì deve installare l'apparecchio unicamente 


in locali sufficientemente aerati. 


Ogni dispositivo destinato ad essere utnlizzato in un 
apparecchio deve essere progettato e costruito in modo da 
funzionare correttamente per l'uso; cui e destinato se 
montato conformemente alle istruzioni tecniche relative 
all’installazione. 


Le istruzioni relative all’installazione, alla regolazione, al 
funzionamento e alla manutenzione devono essere fornite 
con il dispositivo. 


MATERIALI 


I materiali devono essere appropriati all'uso cui scno 


destinati e resistere alle sollecitazioni meccaniche, chimiche 


e termiche cui saranno prevedibilmente sottoposte. 


te nronriera dei materiali important ai fini della sicurezza 
vengono garantite dal fabbricante dell’apparecchio o dal 
fornitore. 


PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE 


Aspetti generali 
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3.1.1. Ogni apparecchio deve essere fabbricato in modo che, 
qualora venga usato normalmente, non si producano 
instabilità, deformazioni, rotture o usure che ne 


diminuiscano la sicurezza. 


F.lsdi La condensazione prodotta all'accensione e/o durante il 
funzionamento non devono diminuire la sicurezza 


dell'apparecchio. 


3.1.3. Ogni apparecchio deve essere concepito e costruito in modo 
che il rischio di esplosione in caso di incendio di origine 


esterna sia ridotto al minimo. 


3.1.4, L'apparecchio deve essere fabbricato in modo da evitare 


infiltrazioni di acqua e aria parassita nel circuito a gas. 


3415; L'apparecchio deve continuare in condizioni di sicurezza 
anche in caso di una normale fluttuazione dell'energia 


ausiliaria. 


34h: Una fluttuazione anomala o) un'interruzione 
all'alimentazione dell'energia ausiliaria o il suo ripristino 
non deve rappresentare una fonte di pericolo. 

SI. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo 


da prevenire i rischi di origine elettrica. Nel suo setttore di 
applicazione si presume la conformità a questo requisito 
laddove siano rispettati gli obiettivi di sicurezza relativi ar 
pericoli elettrici previsti dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, 


e successive modificazioni. 
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he Tutte le parti sotto pressione di un apparecchio devono 
resistere alle sollecitazioni meccaniche e termiche cui sono 
sottoposte senza che sì producano deformazioni 


pregiudizievoli per la sicurezza. 


3.19. Ogni apparecchio deve essere progettato e costruito in modo 
che il guasto di un dispositivo di sicurezza, di controllo e di 
regolazione non possa rappresentare una fonte di pericolo. 


3.1.10 In un apparecchio dotato di dispositivi di sicurezza e di 
regolazione, l'intervento dei dispositivi di sicurezza deve 
essere indipendente dal funzionamento dei dispositivi di 


regolazione. 


3.1.11. Tutte le parti di un apparecchio montate in fase di 
fabbricazione e non destinate ad essere manipolate 
dall'utente e dall’installatore devono essere adeguatamente 


proterte. 


% 1.12. Le leve o gli organi di comando o di regolazione devono 
essere individuati in modo preciso e recare le indicazioni 
utili per evitare manovre errate. Essi devono essere 


progettati in modo da impedire manipolazioni intempestive. 


32: Rilascio di gas incombusto 


dda Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che il 


tasso di fuga di gas non provochi alcun rischio. 


Lia Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che le 


fughe di gas, che avvengono durante l'accensione, la 


ala 
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riaccensione e dopo lo spegnimento della fiamma, siano 
sufficientemente limitate per evitare un pericoloso accumulo 


di gas incombusto nell’apparecchio. 


3.2.3 Gli apparecchi destinati ad essere utilizzati nei locali devono 
essere attrezzati con un dispositivo specifico che eviti un 


accumulo pericoloso di gas non bruciato. 


Gli apparecchi che non sono attrezzato con un simile 
dispositivo devono essere utilizzati solo in locali con una 
aerazione sufficiente per evitare un accumulo pericoloso di 


gas non bruciato. 


le condizioni sufficienti di aerazione dei locali per la 


à 


sono stabilite dalle norme UNI-CIG di cui alla legge 6 
dicembre 1971, n. 1083, e delle disposizioni applicative 
emanate dal Ministero dell'interno per la prevenzione degli 
incendi. 


Gli apparecchi per grandi cucine e glì apparecchi alimentati 
A gas contenenti componenti tossiche devono essere 
attrezzati con questo dispositivo. 


33. Accensione 


Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, 
qualora sia utilizzato normalmente: 

- l'accensione e la riaccensione avvengano dolcemente; 

- sia assicurata una inter-accensione, intendendosi per 


inter-accensione la regolare e tempestiva propagazione 


RIETI A 
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della fiamma, durante l'accensione, dal foro di 
accensione del bruciatore agli altri fori del bruciatore 


Stesso. 
3.4. Combustione 
Isl. Ogni apparecchio deve essere costruito in modo che, quando 


e utilizzato normalmente, la fiamma sia stabile e i prodotti 
della = combustione non contengano concentrazioni 


inaccettabili di sostanze nocive per la salute. 


4 
(DS 
(AS 


Ogni apparecchio deve essere costruito in modo tale che, 
quando è utilizzato normalmente non si producano indebite 
csalazioni di prodotti di combustione. 


3.4.3. Ogni apparecchio collegato ad un condotto di evacuazione 
dei prodotti di combustione deve essere costruito in modi 
che in caso di tiraggio anomalo non si producano esalazioni 
di prodotti di combustione in quantità pericolosa nel locale 


In cui e SICUAtO. 


Cad Gli apparecchi di mscaldamento indipendenti per uso 
domestico e gli scaldacqua istantanei, non collegati ad un 
condotto di evacuazione dei prodotti di combustione, non 
devono provocare una concentrazione di monossido di 
carbonio che possa rappresentare-un rischio di natura tale da 
intaccare la salute delle persone esposte in funzione del 


tempo di esposizione previsto per tali persone. 


3.5. Utilizzazione razionale dell'energia 


if 
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3.6.1. 


Ogni apparecchio deve essere fabbricato in inodo da 
garantire un’utilizzazione razionale dell'energia, la quale 
risponda al livello delle conoscenze e delle tecniche e tenga 
conto delle esigenze di sicurezza. 


Temperature 


Le parti di un apparecchio destinate ad essere un 
corrispondenza del suolo o di altre superfici non devono 
raggiungere temperature tali da costituire un pericolo per 


l’ambiente circostante. 


La temperatura delle manopole e delle leve di regolazione 
destinate ad essere manipolate non deve raggiungere valori 


tali da costituire un pericolo per l'utente. 


La temperatura superficiale delle parti esterne di un 
apparecchio destinato ad usi domestici, ad eccezione delle 


superfici o delle parti che partecipano alla funzione di 


traamissione del calore, non deve superare, durante il 


funzionamento, valori che costituiscano un pericolo per 
l'utente ed in particolare per i bambini, per i quali si deve 


tener conto di un tempo di reazione adeguato. 


Alimenti ed acqua ad uso sanitario 


Fatta salva la regolamentazione comunitaria al riguardo, i 
materiali ed 1 componenti utilizzati nella fabbricazione di 
un apparecchio non devono alterare la qualità degli alimenti 
o dell'acqua ad uso sanitario con i quali potrebbero venire a 


contatro. 
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ALLEGATO II 


PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA' 


ESAME CE DEL TIPO 


L'esame (CE del tino è il modo mediante il quale l'organismo 
accerta ‘e certifica che un apparecchio raporesentauvo della 
nroduzione prevista soddisfa le disposizioni del presente 


regolamento. 


a ricniesta di esame CE del upo viene presentata dal 
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio 


_omunitario ad un solo organismo. 
La rmeniesta contiene; 


= ii nume e i'indirizzo del fabbricante e, qualora la 
domanda sia presentata dal suo mandatario, il nome e 


‘'indirizzo di quest'ultimo; 


- ina dichiarazione scritta che specifica che la richiesta 


non e stata presentata a nessun altro urganismo; 


- la documentazione relativa al progetto, secondo quanto 


indicato nell'allegato Ill. 


{Il richiedente mette a disposizione dell'organismo un 
apparecchio rappresentativo della produzione prevista, in 
seguito denominato “tipo”. 

L'organismo può chiedere ulteriori esemplari del tipo, se ciò 


e necessario per il programma di prova. 


Cera 
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Il tipo puo anche cumprendere varianti di prodotto, purché 
le caratteristiche di queste varianti non siano diverse, per 


quanto riguarda i tipi di rischio. 
td L'organismo: 


1.3.1. esamina la documentazione relativa al progetto, verifica che 
il upo sia stato fabbricato conformemente alla 
documentazione stessa e precisa gli elementi che sono stati 
progertani in conformità delle disposizioni applicabili delle 
norme di cui all'articolo 3} e dei requisiti essenziali previsu 


dall'allegato I, 


ld. esegue u fa cseguire gli upportuni esami e/o prove necessari 
per verificare che le soluzioni aduttate -dal fabbricante 
rispondano ai requisiti essenziali qualora non siano state 
applicate le norme di cui all'articolo 3; 


Lib «segue c fa eseguire gli opportuni esami e/o pro». necessari 
per verificare se le morme applicabili siano state 
effettivamente applicate, nei casi in cui il fabbricante abbia 
deciso di applicarle, garantendo in tal modo le conformità 


con i requisiti essenziali. 


1.4 Se il tipo soddisfa le disposizioni del presente regolamento, 


l'organismo mlascia al richiedente un ceruificato di esame 
CE. del tipo. 


Il certificato contiene le conclusioni dell'esame, le eventuali 


condizioni di validità e i dati necessari per l'identificazione 


ve, pe 
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del tipo approvato nonché, se necessario, la descrizione del 
suo funzionamento. | relativi elementi tecnici, quali disegni 
e schemi, sono allegati al certificato. 


1.5 L'urganismo che ha rilasciato il certificato di esame CE del 
tipo ed i certificati addizionali previsti al punto 1.7, informa 
immediatamente gli altri organismi. Questi possono ottenere 
una copia del certificato di esame CE del tipo e/o dei 
ceruficati addizionali e, su richiesta motivata, possono 
nttenere una copia degli allegati del certificato, nonché i 


rapporti relative agli esami e prove effettuati. 


1.6. L'organismo che rifiuti di rilasciare o ritiri un certificato di 
esame CE del tipo ne informa il Ministero che gli ha 
rilasciato l'autorizzazione e gli altri organismi, precisando i 
motivi della propria decisione. 


ti Il richiedente tiene informato l'organismo che ha rilasciato 
il certificato. di esumie CE del tipo in merito a tutte le 
modifiche al tipo certificato che possono avere una 


ripercussione sul rispetto dei requisiti essenziali. 


Le modifiche ad un tipo certificato devono essere oggetto di 
un'omologazione addizionale da parte dell'organismo che ha 
cilasciato il certificato di esame CE del upo qualora tali 
modifiche incidano sul rispetto dei requisiti essenziali € 
delle condizioni d'uso prescritte per l'apparecchio. Questa 
omologazione addizionale assume la forma di un'aggiunta al 


certificato originale di esame CE del tipo. 
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' AL TIPO 


t9 
n 


La dichiarazione CE di conformità al tipo è l'atto mediante 
il quale il fabbricante dichiara che gli apparecchi in 
questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di 
esame CE del tipo e soddisfa i requisiti essenziali applicabili 
enunciati nel presente regolamento. 


ll fabbricante e il suo mandatario stabilito nei territorio 
comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio 
e redige una dichiarazione di conformità. 

Questa dichiarazione di conformità riguarda uno 0 più 
apparecchi ed è conservata dal fabbricante. 

La marcatura CE è seguita dal numero di identificazione 
dell'organismo incaricato dei controlli improvvisi previsti 
nel punto 2.3. 


age Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il 
processo di fabbricazione, inclusi l'ispezione finale 
dell'apparecchio e le prove, garantisca l'omogeneità della 
produzione e la conformità degli apparecchi al tipo descritto 
nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti essenziali 
applicabili enunciati nel presente regolamento 


L'organismo scelto dal fabbricante effettua 1 controlli 
‘mprovvisi sugli apparecchi secondo quanto stabilito al 


punto 2.3 


14 
(997) 


A intervalli almeno annuali l'organismo effettua controlli 
improvvisi sul posto degli apparecchi. 

Esso deve esaminare un numero adeguato di apparecchi ed 
effettuare prove appropriate definite nelle norme applicabili 
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previste all'articolo 3 o prove equivalenti per accertare la 
conformità degli apparecchi ar requisiti essenziali 
corrispondenti applicabili enunciati nel presente 
regolamento. L'organismo deve in ogni caso determinare se 
si debbano effettuare le prove in tutto o in parte, Se uno 0 
Diu apparecchi sono respinti, l'organismo prende le misure 


appropriate per evitarne la commercializzazione. 


>, DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ AL TIPO 


(Garanzia della qualità della produzione) 


3.1 La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della 
qualità della produzione) e l'atto mediante il quale il 
fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 3.2, 
dichiara che gli apparecchi in quesuone 3000 conformi al 
tipo descritto nel certificato di esame CE enunciati nel 
presente regolamento. 

Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel rermtorio 
comunitario appone la marcatura CE su ciascun apparecchio 
e redige una dichiarazione di conformità. Tale dichiarazione 
riguarda uno 0 più apparecchi ed e conservata dal 


fabbricante. 
t.a marcatura CE e seguita dal numero di identificazione 


dell'organismo responsabile del controllo CE. 


did. I fabbricante applica un sistema di qualità della produzione 
il quale garantisca la conformità degli apparecchi al tipo 
descritto nel certificato di esame CE del tipo ed ai requisiti 
essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. Il 
fabbricante è soggetto al controllo CE secondo le modalità 
specificate al punto 3.4. 


_ SS 
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Sistema di qualità 


ll fabbricante presenta una domanda di approvazione del 
suo rissema di qualità all'organismo di sua scelta per zli 


apparecchi in quesnone. 


La Jjomanda contiene: 


- la documentazione relativa al sistema di qualità; 


= l’impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema 


di qualità approvato; 


- l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza € 


l'efficacia del sistema di qualità approvato; 


- la documentazione relativa al tipo approvato e una copia 


del certificato di esame CE del tipo. 
Tutti gli elementi, 1 requisiti e le disposizioni adottati dal 
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e 
ordinato sotto forma di misure, procedure e istruzioni 
scritte, Questa documentazione sul sistema di qualità deve 
permettere una comprensione comune dei programmi, piani, 
manuali e registrazioni relativi alla qualità. Essa deve 


contenere in particolare un'adeguata descrizione: 


- degli obiettivi di qualita, dell'organigramma e delle 
responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto 


riguarda la qualita degli apparecchi; 


- Jei processi di fabbricazione e delle tecniche di controllo 
e di garanzia della qualità che saranno utilizzati e degli 
interventi sistematici che saranno attuati; 
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= degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo 
la fabbricazione, con indicazione della frequenza con cui 


si intende effettuarli; 


- dei mezzi con cui controllare il raggiungimento della 
richiesta qualità dell'apparecchio e il funzionamento 
efficace del sistema di qualità. 


3.3.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per 
determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 3.3.2. 
Esso presume conformi a tali requisiti i sistemi di qualità 


che applichino le corrispondenti norme armonizzate 
Fssu notifica la propria decisione ai fabbricante e ne 


informa gli altri organismi. La noufica al fabbricante 
contiene le conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo 
dell'organismo e la decisione di valutazione motivata per gli 
apparecchi in questione. 


3.3.4. Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato 
il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento dei 
sistemi di qualità reso necessario, ad esempio, dalle nuove 


tecnologie e dai nuovi concetti di qualità. 


L'organismo esamina le modifiche prcposte e decide se il 
sistema di qualità modificato sia conforme alle relative 
disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso 
noufica la propria decisione al fabbricante. La notifica 
contiene le conclusioni del controllo e la decisione di 


valutazione mvtivata.. 


3.35. L'organismo che revochi l'approvazione di un sistema di 
qualità ne informa gli altri organismi, motivando la propria 


decisione. 
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3.3. Sorveglianza CE 


341. Lo scopo della sorveglianza CE e di garantire che ii 
fahbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal 
sistema di qualità approvato. 


3.4.2. A fini di ispezione, il fabbricante deve permettere l'accesso 
ar locali di produzione, controllo, collaudo e deposito e deve 


fornire tutte le informazioni necessarie, in particolare: 
- ta documentazione sul sistema di qualità; 


- te registrazioni effettuate in materia di qualità, quali 1 
rapport di ispezione e i dati sulle prove, i dati di 
raratura, 1 rapporti sulle qualifiche del personale addetto, 


eccerera. 


3.3.3. L'organismo effettua controlli almeno una volta ogni due 
anni per accertarsi che il fabbricante mantenga e applichi il 
sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un 
rapporto sul controllo effettuato. 


344. L'organismo può far visite improvvise al fabbricante e , nel 
corso di tali visite può effettuare o far effernuare prove sugli 
apparecchi. Esso rilascia al fabbricante un rapporto di visita 


ed eventualmente un rapporto di prova. 


3.4.5. Il fabbricante deve essere in grado di presentare, su 


richiesta, il rapporto. 


ie 
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DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA’ AL TIPO 
(Garanzia della qualita del prudotto) 


La dichiarazione CE di conformità al tipo (garanzia della 
qualità del prodotto) è l'atto mediante il quale ii 
fabbricante, che soddisfa gli obblighi di cui al punto 4.2, 
dichiara che gli apparecchi în questione sono conformi al 
tipo descritto nel ceruificaro di esame CE dei tipo e 
soddisfano ì requisiti essenziali applicabili enunciati nel 
presente regolamento. Il fabbricante o il suo mandatario 
stabilito nel territorio comunitario appone la marcatura CE 
su ciascun apparecchio e redige una dichiarazione di 
conformità. Tale dichiarazione riguarda uno o piu 
apparecchi ed è conservata dal fabbricante. La marcatura CE 
e seguita dal numero di identificazione dell'organismo 
responsabile deli controllo CE. 


1! fabbricante applica un sistema approvato di qualità per 
l'ispezione finale degli apparecchi e per le prove, come 
specificato al punto 4.3, ed è soggetto al controllo CE, come 


specificato al punto 4.4. 

Sistema di qualità 

Nell'ambito di questo metodo, il fabbricante presenta una 
domanda di approvazione del suo sistema di qualità 
all'organismo di sua scelta per gli apparecchi in questione. 


La domanda contiene: 


- la documentazione relativa al sistema di qualità; 
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- l'impegno di soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema 


di qualità approvato; 


- l'impegno di mantenere costantemente l'adeguatezza è 
l'efficacia dì sistema di qualità approvato; 


- la documentazione relativa al tipo approvato ed una 


copia del certificato di esame CE del tipo. 


Nell'ambito del sistema di qualità, ciascun apparecchio 
viene esaminato e vengono effettuate prove adeguate, 
definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 3, 0 prove 
equivalenti, al fine di verificarne la conformità ai requisiti 


essenziali applicabili enunciati nel presente regolamento. 


Tutti gli elementi, i requisiti e le disposizioni adottati dal 
fabbricante devono essere documentati in modo sistematico e 
ordinato sotto forma di misure e istruzioni scritte. Questa 
documentazione sul sistema di qualità deve permettere una 
comprensione uniforme dei programmi, piani, manuali e 


registrazioni relativi alla qualità. 


t.a documentazione sul sistema di qualità deve sostenere in 
particolare un'adeguata descrizione: 

- «iegli obiettivi di qualità, dell'organigramma, delle 
responsabilità dei quadri e dei loro poteri per quanto 


riguarda la qualità degli apparecchi; 


- dei controlli e delle prove che devono essere effettuati 


dopo la fabbricazione; 
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- dei mezzi con cui verificare il funzionamento efficace 
del sistema di qualità. 


33.3. L'organismo esamina e valuta il sistema di qualità per 
determinare se esso soddisfi i requisiti di cui al punto 4.3.2. 
Esso presume conformi a tali requisiti i sitemi di qualità che 
applichino la corrispondente norma armonizzata. Esso 
notifica la propria decisione al fabbricante e ne informa gli 
altri organismi. La notifica al fabbricante contiene le 
conclusioni dell'esame, il nome e l'indirizzo dell'organismo 
e la decisione di valtazione motivata per gli apparecchi in 
questione. 


134, Il fabbricante tiene informato l'organismo che ha approvato 
il sistema di qualità in merito a qualsiasi adattamento del 
sistema reso necessario, ad esempio, dalle nuove tecnologie e 
dai nuovi concetti di qualità. 


L'organismo esamina le modifiche proposte e decide se il 
sistema di qualità modificato sia conforme alle relative 
disposizioni o se sia necessaria una nuova valutazione. Esso 


notifica la propria decisione al fabbricante. La noufica 
contiene le conclusioni del controllo e la decisione di 


-+alutazione motivata. 


1.3.5. L'organismo che revochi l'omologazione di un sistema di 
qualità ne informa gli altri organismi motivando la propria 


decisione. 


3.3. Sorveglianza CE 


= 
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Lil. Lu scopo della sorveglianza CE è di garantire che il 
fabbricante soddisfi correttamente gli vbblighi derivanti dal 


sistema di qualità approvato. 


142. Il fabbricante deve permettere l'accesso, a fini di ispezione. 
ar locali di ispezione, collaudo e deposito e deve fornire 


tutte le informazioni necessarie; in particolare: 
- la documentazione sul sitema di qualità; 


- Je registrazioni effettuate in materia di qualità, quali i 
rapporti di ispezione e i dati sulle prove, i dati di taratura, i 
rapporti sulle qualifiche del personale addetto, eccetera. 


434.3. L'organismo effettua un controllo una volta ogni due anni 
per accertarsi che il fabbricante mantenga ed applichi il 
sistema di qualità approvato e trasmette al fabbricante un 


rapporto sul controllo effettuato. 


143 l'organismo nua fare visite imorovvise al fabbricante. Nel 
curso di tali visite l'organismo puo effettuare o far 
effertuare collaudi sugli apparecchi. Esso rilascia al 
fabbricante un rapporto di visita ed eventualmetne un 
rapporto sul controllo effettuato. 

La, 11 fabbricante deve essere in grado di presentare, ou 
richiesta, il rapporto. 

ES VERIFICA CE 


ta verifica CE è il metodo mediante il quale il fabbricante o 


#0 
_ 


1 suo mandatario stabilito nel termronio comunitario 


= Bi 
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zaranusce e dichiara che gli apparecchi sottoposti aile 
prescrizioni di cui al punto 3 sono conformi al tipo descritto 
nel certificato CE del tipo e soddisfano 1 requisiti ad essi 


applicabili enunciati nel presente regolamento. 


S2. 1" fabbricante adotta tutte le misure necessanie affinché il 
processo di fabbricazione garantisca la conformità degli 
apparecchi al tipo descritto nel certificato CE del tipo e ai 
requisiti app:icabili, di cui al punto 5.1. Il fabbriLante o il 
suv mandatario stabilito nel territorio comunitario appone la 
marcatura CE su ogni apparecchio e fornisce una 
cicniarazione scritta di conformità. 

La dichiarazione di conformità può riguardare uno v piu 
apparecchi ed e conservata dal fabbricante o dal suo 


mandatario stabilito nel territorio comunitario. 


Va 
dad 
. 


L'organismo effettua gli esami e le prove atte a verificare la 
conformita dell'apparecchio al requisiti del presente 
regolamento, a scelta del fabbricante, o con controllo e 
prova di ciascun apparecchio, come specificato al punto 5.4 
o mediante controllo e prova dell'apparecchio su una base 


staustica, come specificato al punto $.5.. 
5.4. Verifica per controllo e prova di ciascun apparecchio 


S.4.1. Ciascun apparecchio viene esaminato singolarmente e 
vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme 
applicabili di cui all'articolo 3, o prove equivalenti al fine 
di verficarne la conformità al tipo descritto dal certificato 


CE del tipo e ai requisiti essenziali ad esso applicabili. 


$i 
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RA L'organismo appone o fa apporre su ciascun apparecchio il 
suo numero di identificazione e fornisce un attestato scritto 
di conformità relativo alle prove effettuate. L'attestato di 
.onformità può riguardare uno o più apparecchi. 


La 


.3.3. Il fabbricante o :ì suo mandatario stabilito nel territorio 
comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, 


gli attestati di conformità 
S3. Verifica statistica 


n È [1 fabbricante presenta i propri apparecchi in lotti omogenei 


e prende tutte le misure necessarie affinché il processo di 
lavorazione assicuri l'omogeneità di ciascun lotto prodotto. 


Side Glì apparecchi sono sottoposti a controlli statistici per 
attributi e devono pertanto essere raggruppati in lotti 
identificabili, costituiti da esemplari di un unico modello, 
fabbricati in condizioni identiche. Ad intervalli 
indererminati viene esaminato un lotto. Gli apparecchi che 
Costituiscono un campione vengono esaminati singolarmente 
e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme 
applicabili di cui all'articolo 3 0 prove equivalenti, onde 


determinare l'accettazione o il rifiuto del lotto. 


Viene applicato un programma di campionamento con le 


seguenti caratteristiche di funzionamento: 


- un livello standard della qualità pari ad una probabilità 
di accettazione del 95%, con una percentuale di non 


conformità compresa tra lo 0,5 e 1"1,5%; 
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- un limite di qualità pari ad una probabilità di 
accettazione del S% con una percentuale di non 
conformità compresa tra il Se ii 10%. 


5.5.3. Per i lotti accettati l’organismo appone o fa apporre ii 
proprio numero di identificazione su ogni apparecchio e 
fornisce un attestato scritto di conformità relativo alle prove 
effettuate. Tutti gli apparecchi del lotto possono essere 
immessi sul mercato, ad eccezione del campione di cui si è 


constatata la non conformità. 


Qualora un lotto venga respinto, l'organismo prende le 
nusure appropriate per evitare che tale lotto venga immesso 
sul mercato. Qualora si verifichi frequentemente che un 
lotto venga respinto, l'organismo può sospendere la verifica 
statistica. 


Sotto la responsabilità dell'organismo, il fabbricante puo 
apporre il numero di identificazione di quest'ultimo durante 
il processo di fabbricazione. 


3.5.4 Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio 
comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, 
gli attestati di conformità. 

6. VERIFICA CE DELL'ESEMPLARE UNICO 

6.1 La verifica CE dell'esemplare unico è il metodo mediante il 


quale il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel 
territorio comunitario garantisce e dichiara che 


l'apparecchio in questione, che ha ottenuto l'attestazione di 
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cui ai successivo punto 6.2, è conforme ai requisiti essenziali 
ad esso applicabili enunciati nel presente regolamento. Il 
fabbricante o il suo mandatario stabilito nel territorio 
comunitario appone la marcatura CE sull’apparecchio 0 
fornisce una dichiarazione scritta di conformità. 


62 L'organismo esamina l'apparecchio ed effettua le prove del 


caso, tenendo conto dei documenti del progetto, per 
verificarne le conformità ai requisiti essenziali ad esso 


applicabili. 


L'organismo appone o fa apporre il proprio numero di 
identificazione sull’apparecchio approvato e fornisce un 


attestato scritto di conformità relativo alle prove effettuate. 


6.3 La ducumentazione relativa al progetto di cui all'allegato IV 
permette la valutazione della conformità ai requisiti nonché 
la comprensione del progetto, della fabbricazione e del 
funzionamento dell'apparecchio. 


La documentazione del progetto di cui all'allegato IV e a 


disposizione dell'organismo. 


65,4 Se l'organismo lo ritiene necessario, gli esami e le opportune 
prove possono essere effettuati dopo l'installazione 


dell'apparecchio. 


6.5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nel terntorio 
comunitario deve essere in grado di presentare, su richiesta, 


gli attestari di conformità. 
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ALLEGATÙ III 
MARCATURA CE DI CONFORMITA’ ED ISCRIZIONI 


La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali CE, 
secondo il simbolo grafico che segue: 


La marsactura CE e seguita dal numero cdi identificazione 
dell’orzanismo che interviene nella fase di controllo delia 


produzione. 


L'apparecchio o la scheda delle caratteristiche deve 


contenere la marcatura CE nonché le seguenti indicazioni: 


- ilnomea il simbolo di identificazione del fabbricante; 


- la denominazione commerciale dell'apparecchio; 


- ailtiso di alimentazione elettrica; 
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- la varegot1a di apparecchio; 


- le ultime due cifre dell'anno in cur * stata apposta la 


marcatura CE. 


fiventuali informazioni complementari riguardanti 
l'installazione devono essere fornite in funzione delle 


caratteristiche particolari dell'apparecchio. 


LA in caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, 
devono essere rispettate le proporzioni indicate nel simbolo 


graduato di cuì sopra. 


1 diversi simboli della marcatura CE devono avere 
sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non puo 


essere inferiore a S mm. 
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ALLEGATO IV 
DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGETTO 


La documentaziune relativa ai progetto deve contenere le informazioni 


seguenti, quando esse stano necessarie all'organismo ai fini della 


valutazione: 
- una descrizione generale dell'apparecchio; 
= il progetto di massima nonché gli schemi e i disegni di 


fabbricazione di componenti, sottounità, circuiti, eccetera; 

- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere i 
disegni e gli schemi precedenti, inclusa la descrizione del 
funzionamento; 

- un elenco delle norme di cui all'articolo 3 applicate in tutto 
o in parte € la descrizione delle soluzioni adottare per 
soddisfare 1 requistiti essenziali nei casi in cui non siano 
state applicate le norme di cui all'articolo 3; 

- 1 rapport sulle prove effettuate; 

- i manuali per l'installazione e per l'uso. 


Eventualmente la documentazione relativa al progetto comprende i 


seguenti elementi: 


- gli attestati relativi alle apparecchiature incorporate 
nell’apparecchio; 

- gli attestati e i certificati relativi ai metodi di fabbricazione 
e/o di ispezione e/o di controllo dell'apparecchio; 

- qualsiasi altro documento che consenta all'organismo 


notificato di migliorare la propria valutazione. 


27-12-1996 Supplemento ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 302 


ALLEGATO V 
REQUISITI MINIMI PER LA DESIGNAZIONE 
DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO 


l. L'organismo di controllo, il suo direttore e'il personale 
incaricato di eseguire le operazioni connesse ar metodì per 
l'attestazione di conformità non possono essere né il progettista, né il 
fabbricante, né il fornitore, ne il montatore dei prodotti che essi 
controllano, ne il mandatario di una di queste persone. Essi non 
possono intervenire, né direttamente né come mandatari, nella 
progettazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione di 
tali prodotti. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di 


informazioni tecniche tra il fabbricante e l'organismo di controllo. 


dx L'organismo di controllo e il personale incaricato debbono 
eseguire le operazioni connesse ai metodi per l'attestazione di 
conformità con il massimo di integrità professionale e competenza 
tecnica e devono inoltre essere liberi da qualsivoglia pressione e 
incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che possa influenzare il 
loro giudizio o i risultati dei controlli, in particolare da pressioni che 
provengano da persone 0 gruppi di persone interessati ai risultati delle 


verifiche. 


3. L'organismo di controllo deve disporre del personale e 
possedere 1 mezzi necessari per eseguire in modo adeguato le 
operazioni tecniche e amministrative connesse con 1 metodi per 
l'attestazione di conformità. Deve inoltre avere accesso al materiale 


necessario per le verifiche eccezionali. 


BE, || pres 
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2. I.a direzione tecnica dell'organismo deve essere affidata, nel 
rispetto delle competenze professionali, a tecnici iscritti nei rispettivi 
albi professionali. 


5; 11 personale incaricato dei controlli deve possedere: 
- una buona formazione tecnica e professionale; 
- un'adeguata conoscenza delle norme relative ai controlli 
che effettua, nonché una sufficiente esperienza pratica di 
tali controlli; 
- la capacità necessaria a compilare gli attestati, i verbali e 


le relazioni in cui sono riportati i risultati dei controlli 
effettuati. 


6. Deve essere garantita l'indipendenza del personale incaricato 
di eseguire i metodi per l'attestazione di conformità. 


7, L'organismo di controllo deve sottoscrivere un contratto di 
assicurazione per la responsabilità civile, a meno che dena 
responsabilità civile non sia coperta dallo Stato o che i controlli non 
siano effettuati direttamente dallo Stato. o che si tratti di orga- 
nismo pubblico. 

8. {l personale dell'organismo di controllo è tenuto al segreto 
professionale. 
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ALLEGATO VI 
MODALITA' E CONTENUTI DELLE DOMANDE 
DI AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE 


l. La domanda per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 
9, redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero dell'industria, 
del commercio e dell'artigianato (D.G. P.I. Ispettorato tecnico 
dell'industria - Via Molise, 19 - 00187 ROMA), che ne trasmette 
copia al Ministero dell'interno (© D.G.P.C.S.A. - Centro studi ed 
Esperienze), contiene la dichiarazione di soddisfacimento dei requisiti 
minimi di cui all'allegato V ed e firmata dal legale rappresentante 


dell'organismo. 


à. Alla domanda dovranno essere allegati, in vuriginale o copia 
autenticata in regola con le disposizioni in materia di bollo, i seguenti 


documenti: 


a) certificato di iscrizione alla Camera di commercio, 


industria, artigianato e agricoltura; 


b) atto costitutivo o statuto, da cui risulti l'esercizio di attività 
di attestazione di conformità; per 1 soggetti di diritto pubblico tale 
documento è sostituito dagli estremi dell'atto normativo; 


c) elenco dei macchinari e delle attrezzature in dotazione, 
corredato delle caratteristiche tecniche ed operative; 


d) eienco del personale con relativi titoli di studio, qualifiche e 
Mansioni; 
ce) polizza di assicurazione per la responsabilità civile con 


massimale non inferiore a lire tre miliardi, per 1 rischi derivanti 


dall'esercizio di attività di attestazione di conformità; 
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f) manuale di qualità dell'organismo, redatto in base alle 
norme della serie EN 45000 contenente, tra l'altro, la specifica sezione 
per la direttiva 90/396/CEE e successive modifiche. In detta sezione 
dovranno essere indicati in dettaglio i seguenti elementi: requisito 
richiesto dalla direttiva, normativa adottata e prova da essa prevista, 
attrezzatura impiegata, ente che ne ha effettuato la taratura con la 


relativa scadenza; 


8) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori, 


da cui risulti la disposizione delle principali attrezzature; 


h) documentazione rilasciata dalle ‘autorità competenti 
comprovante l'idoneità dei locali e degii impianti dal punto di vista 
dell'igiene ambientale e della sicurezza del lavoro. Nelle more della 
presentazione della documentazione anzidetta, l’esistenza dei requisiti 
prescrizti dalla normativa vigente può essere provvisoriamente attestata 
da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale 


rappresentante; 

i) copia di eventuali riconoscimenti ottenuti. 

1) due copie della documentazione presentata 

3. Il ricorso a strutture diverse da quelle del richiedente, 


limitatamente ad esami o prove complementari o particolari, dovrà 
essere specificaro nella domanda e documentato mediante copia 
autenticata della apposita convenzione stipulata nelle forme di legge 
nonché mediante la produzione dei documenti di cui al punto 2, 


lettere a), D),c),d) ed e), concernenti tale struttura. 
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ALLEGATO VII 


NORME ARMONIZZATE 
Die 
RATIFICA | PUBBLICAZIONE 
EN 291 C/334 - 30/11/1994 | Guarnizioni di tenuta in gomma - Guarnizioni di tenuta UNI EN 291 

statica destinati agli apparecchi domestici che utilizzano (1993) 
gas combustibili fino a 200 mbar. 
- Requisiti per il materiale. 

E Sistemi automatici di comando e sicurezza per bruciatori | UNI EN 298 
a gas e apparecchi a gas con o senza ventilatore 

EN 377 1993 C/334 - 30/11/1994 | Lubrificanti per utilizzo negli apparecchi e relativi UNI EN 377 
controlli che utilizzano gas combustibili, escluso quelli (1994) 
destinati all'impiego nei processi industriali, 
apparecchi. (1995) 

EN 297 C/187 - 21/7/1995 |Caldaie di riscaldamento centralizzato alimentate a UNI EN 297 
combustibili gassosi - Caldaie di tipo BI1 e BIIBS {1996} 
equipaggiate con bruciatore atmosferico con portata 
termica nominale minore o uguale a 70 kW. 

1994 Materiali in gomma per dispositivi di tenuta e diaframmi | UNI EN 549 
ese per apparecchi a gas e relativi equipaggiamenti 
Lei a - 
(1996) 
EN 203-2 C/187 - 21/7/1995 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas UNI EN 203-2 
Bg - Utilizzazione razionale dell'energia (1996) 

EN 203-1 1992 C/93 - 29/3/1996 |Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas UNI EN 203-1 

si ai - Parte 1: Prescrizioni di sicurezza 

EN 203.1: C/93 - 29/3/1996 | Apparecchi per cucine professionali alimentati a gas UNI EN 203.1: 

- Parte 1: Prescrizioni di sicurezza - (aggiomamento 1) 1992/A1 (1996) 

EN 625 C/93 - 29/3/1996 —|Caldaie a gas per riscaldamento centrale- Prescrizioni UNI EN 625 
specifiche per la funzione acqua calda sanitaria delle (1996) 
caldaie combinate con portata termica nominale non 
maggiore di 7OkW 

-UNI EN 297 — corrisponde generalmente nello scopo alla UNI-CIG 7271 + FA-1 + FA2 ma limitatamente agli apparecchi di 
tipo BI di portata termica fino a 70kW; 

«UNI EN 203-2 cormisponde parzialmente alla UNI CIG 8447; 

-UNI EN 203-1+UNI EN 203-1/A1 corrisponde generalmente alle UNI-CIG 7722 e 7723; 

«UNI EN 298 corrisponde generalmente nello scopo alla UNI CIG 10156, sostitutiva della appendice B della UNI-CIG 8042; 

-UNI EN 437 — corrisponde a tutti i capitoli delle UNI CIG per apparecchi a gas riguardanti “ Gas e pressioni di prova- 
Categorie di apparecchi “; 

-UNI EN 625 corrisponde generalmente alla UNI CIG 7271+ FA-1 per quanto riguarda la sezione riscaldamento delle 
caldaie combinate di portata termica fino a 70kW; 
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NOTE 
AVVERTENZA: 


Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi del- 
l’art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulga- 
zione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repu- 
blica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, appro- 
vato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, 
n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge 
alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia 
degli atti legislativi qui trascritti. 


Note alle premesse: 


-— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Pre- 
sidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare 
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. 


— Il comma | dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina del- 
l'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, 
n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa 
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio 
di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, 
possano essere emanati regolamenti per: 

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 

6) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legisla- 
tivi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate 
alla competenza regionale, 


c} le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di 
atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque 
riservate alla legge;. 

d) l’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni 
pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 


Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regola- 
menti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adot- 
tati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 

— La legge 9 marzo 1989, n. 86, concerne le norme generali sulla 
partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario c sulle 
procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. 

— La legge 19 febbraio 1992, n. 142 concerne le disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee (legge comunitaria per il 1991). L’art. 3 della sud- 
detta legge così recita: 

«Art. 3 f Attuazione di direttive comunitarie in via regolamenta- 
re) — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, 
a norma degli articoli 3, comma |, lettera c}, e 4 della legge 9 marzo 
1989, n. 86, le direttive comprese nell’elenco di cui all'allegato C alla 
presente legge, applicando anche 11 disposto dell'articolo 5, comma 1, 
della medesima legge n. 86 del 1989». 


— L'allegato C della suddetta legge così recita: 


«ALLEGATO € 
(Articolo 3, comma 1) 
ELENCO DELLE DIRETTIVE 
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE 
(Omissis). 
Direttiva 90/396/CEE. 


Direttiva del Consiglio del 29 giugno 1990, concernente il ravvici- 
namento delle legislazioni degli Stati membri in materia di apparecchi 
a gas». 


— La legge 22 febbraio 1994, n. 146, concerne le disposizioni per 
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia alle 
Comunità europee - legge comunitaria 1993. L'art. 4 della suddetta 
legge così recita: 


«Art. 4 (Attuazione di direttwe comunitarie in via regolamenta- 
re) — 1. Il Governo è autorizzato ad attuare in via regolamentare, 
a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 
1989, n. 86 le direttive comprese nell’elenco di cui all'allegato C, appli- 
cando anche il disposto dell’articolo 5, comma 1, della medesima legge 
n. 86 del 1989. 

2. Gli schemi di regolamento per l’attuazione delle direttive com- 
prese nell’elenco di cui all’allegato D sono sottoposti al parere delle 
competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell’articolo 4, 
comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86 come sostituito dall'articolo 
3 della presente legge». 


— L'allegato € della suddetta legge così recita: 


«ALLEGATO C 
(Articolo 3, comma 1) 


ELENCO DELLE DIRETTIVE 
DA ATTUARE IN VIA REGOLAMENTARE 


(Omissis). 
"Direttiva 93/68/CEE. 
Direttiva del Consiglio del 22 luglio 1993, che modifica le diret- 


tive 90/396/CEE (apparecchi a gas)»," 


— la direttiva 90/396/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L 196 del 
26 luglio 1990. 


— La direttiva 93/68/CEE è pubblicata in G.U.C.E. L. 220 del 
30 agosto 1993. 


— La legge 13 maggio 1961, n. 469, riguarda l'ordinamento dei 
servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giu- 
ridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili 
scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigli del fuoco. 

— La legge 26 luglio 1965, n 966, riguarda la disciplina delle 
tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento. 

-—— La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, concerne le norme per la 
sicurezza dell'impiego del gas combustibile. 


— Il D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577, riguarda l'approvazione del 
regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi. 


Note all'art. 12; 


— La legge 7 agosto 1990, n. 241, concerne le nuove norme in 
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi. 


Note all'art 13° 


— per quanto concerne la legge 6 dicembre 1971, n. 1083, vedi 
note alle premesse 


— Per quanto concerne la direttiva 90/396/CEE vedi note alle 
premesse. 
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Piazza Vittorio Emanuele, 19 
GIARRE $ 
LIBRERIA LA SENORITA 
Corso Italia, 132/134 
MESSINA 

LIBRERIA PIROLA MESSINA 
Corso Cavour, 55 

PALERMO 

LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO 
Via Villaermosa, 28 

LIBRERIA FORENSE 

Via Maqueda, 185 

LIBRERIA MERCURIO Li CA M 
Piazza $ G Bosco, 3 
LIBRERIA SF FLACCOVIO 
Piazza V E Orlando, 15/19 
LIBRERIA 5 F_FLACCOVIO 
Via Ruggero Settimo, 37 
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO 
Viale Ausonia, 70 

LIBRERIA SCHOOL SERVICE 
Via Galletti, 225 

S. GIOVANNI LA PUNTA 
LIBRERIA DI LORENZO 

Via Roma, 259 

TRAPANI 

LIBRERIA LO BUE 

Via Cascio Cortese, è 
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA 
Corso Itala, 81 


TOSCANA 


AREZZO 

LIBRERIA PELLEGRINI 
Via Cavour, 42 
FIRENZE 

LIBRERIA ALFANI 

Via Alfani, 84/86 A 


LIBRERIA MARZOCCO 

Via de' Martelli, 22R 
LIBRERIA PIROLA «già Etruria» 
Via Cavour, 46R 
GROSSETO 

NUOVA LIBRERIA Snc 
Via Mille, &/A 

LIVORNO 

LIBRERIA AMEDEO NUOVA 
Corso Amedao, 23/27 
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO 
Via Fiorenza, 4/8 

LUCCA 

LIBRERIA BARONI ADRI 
Via S Paolino, 45/47 
LIBRERIA SESTANTE 

Via Montanara, 37 

MASSA 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Europa, 18 

PISA 

LIBRERIA VALLERINI 

Via dei Mille, 13 

PISTOIA 

LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI 
Via Macallà, 37 

PRATO 

LIBRERIA GORI 

Via Ricasoli, 25 

SIENA 

LIBRERIA TICCI 

Via Termo, 5/7 

VIAREGGIO 

LIBRERIA IL MAGGIOLINO 
Via Puccini, 38 


TRENTINO-ALTO ADIGE 


BOLZANO 

LIBRERIA EUROPA 
Corso Italia, 8 
TRENTO 

LIBRERIA DISERTORI 
Via Diaz, 11 


UMBRIA 


FOLIGNO 

LIBRERIA LUNA 

Via Gramsci, 41 
PERUGIA 

LIBRERIA SIMONELLI 
Corso Vannucei, 82 
LIBRERIA LA FONTANA 
Via Sicilia, $3 

TERNI 

LIBRERIA ALTEROCCA 
Corso Tacito, 29 


VENETO 


CONEGLIANO 

CARTOLERIA CANOVA 

Corso Mazzini, 7 

PADOVA 

IL LIBRACCIO 

Via Portello, 42 

LIBRERIA DIEGO VALERI 

Via Roma, 114 

ROVIGO 

CARTOLIBRERIA PAVANELLO 
Piazza V Emanuele, 2 
TREVISO i 
CARTOLIBRERIA CANOVA 
Via Calmaggiore, 31 

VENEZIA 

CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I P ZS 
S Marco 1893/B - Campo S Fantn 
LIBRERIA GOLDONI 

Via S Marco 4742/43 

VERONA 

LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE 

Via Costa, 5 

LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO 
Via G Carducci, 44 

LIBRERIALE GIS 

Via Adigetto, 43 

VICENZA 

LIBRERIA GALLA 1880 

Corso Palladio, 11 


MODALITÀ PER LA VENDITA 


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico: 
— presso le Agenzie dell’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102; 
— presso le Librerie concessionarie Indicate nelle pagine precedenti. 


Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - 
Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. 
Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso 
le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo. 


PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996 


Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996 
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996 


ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA 
Ogni tipo di abbonamento comprende gli Indici mensili 


Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generala, Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale 
inclusi i supplementi ordinari destinata alla \eggle: edai lane regionali 
- annuale i è P x È $ 385.000 - annuale è 
- semestrale no x ù 211.000 - semestrale 


A Tipo E - Abbonamento ai fascicoli dalla serie spaciale 
Tiro B - Abbonamento al fascicoli della serie speciale É destinata ai concorsi indetti dallo Sisto» dalte 


destinata agli atti dei giudiz! davanti alla Corte altre pubbliche amministrazioni. 


costituzionale - annuale e pa 4% . 215.500 
- annuale È 


- semestrale A gdo ia : i - semestrale . so i a , . 178.000 


Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della seris generale, 
Tipo © - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale inclusi i supplementi ordinan, ed ai fascicoli 
destinata agli atti delle Comunità europee delle quattro serie speciall. 
- annuale x L. 216.000 - annuale . ; sla L. 742.000 
- semestrale " 3 L. 120.000 - samestrale SER nei LC 410.000 


integrando il versamento relativa al tipa di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 96.000, si avrà diritto a ricevere 
l'indice repertorio annuale cranotogico par materia 1996. 


Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . midi 197; n, 1.400 
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali f, il e HI, ogn1 16 pagine o siria be ratio, dea 1.400 
Prezzo di vendita di un fascicolo della !V serie speciale «Concorsi ed esami» Dede fi 3 2.750 
Prezzo di vandita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione fa ne Ie: ORE e 1.400 
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .. . . i ir 1.500 
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoll separati, ogni 16 pagine o frazione : nol, E 5 1.500 


Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni» 


Abbonamento annuale 
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagina o trazione 


Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro» 
Abbonamento annuale 
Prezzo di vendita di un fascicolo 


Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996 
{Serle generale - Supplementi ordinari - Serle speciali) 
Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate 
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna 
per ogni 96 pagine successive 
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata 
NB — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaro 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30% 


ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI 
Abbonamento annuale x . i L. 360.000 
Abbonamento semestrale A LO 220.000 
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione A : L. 1.550 


I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate 
arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati. 


L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n_ 387001 intestato all'Istituto Poligratico e Zecca dello Stato. L'invio 
dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all’ Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla 
trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento. 

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA 


abbonamenti «ip (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni «Mò (06) 85082150/85082276 - inserzioni «Mb (06) 85082145/85082189 
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